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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Α · Η Μ Α 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1986 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριύ. ΒΗ1/0/481 


Βγκριση τεχνικών προδιαγραφών οδικού ηλεκτροφωτισμού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1418/84 για τα Δημόσια Έργα Λα: ρυύμίσεις 
συναφών δεμάτων και το Π.Δ. 609/85 περί εκιτειλ'έσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

2. Το Ν. 1568/85 και ειδικότερα τα άρύρα 23, 24 και 
27 όπου αναφέρεται η σύσταση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ, 
Δ.Ε. κα: της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, η 
κατάργηση του ΥΠ.Δ.Ε. κα>. η μεταφορά του συνόλου των 
I θηρεσιών, αρμοδιοτήτων και προσωπικού στη Γενική Γραμ¬ 
ματεία Δημοσίων Έργων. 

3. Το Π.Δ. 910/77 «•περί Οργανισμού του ΥΠ ,ΔΈ.» 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 1232/82. 

4. Τις ΕΔ2α/01/Φ.2.2.1/14.8.85 και ΕΔ2α/02/78/Φ. 
2.2.1/14.8.85 αιποφάσεις του Υπουργείου ΙΙΕ.ΧΩ.Δ.Ε'. «περί 
μεταβιβ&σεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΓΤΕ_ΧΩ_Δ.Ε. στο 
Γενιικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων 
κ.λκ. 

5· Τις Η1, Η2. Η3, Η4 προσωρινές προδιαγραφές φω¬ 
τιστικών σωμάτων που έχουν δημοσιευτεί στο 288 φύίλλο Ε- 
?ημερίδος Κυβερνήσβως την 29 Μαρτίου 1977 Δεύτερο 
Τεύχος. 

6. Την υπ’ αρί-5, πράξη 73/5.6.1986 Γνωμοδότησ τ του 

^δ^βουλίου Διημοΐσίων Έργων, Τμήμα Μελετών, αποφασί¬ 
ζουμε ; 

1. Καταργούμε τις Η1, Η2, Η3, Η4 ■προσωρινές προ¬ 
γραφές φωτιστικών σωμάτων που έχουν δημοσιευτεί στο 
™ αριύ. 288/29.3.1977 φύλλο Εφημερίδα; Κυδεονήσεως. 
Τεύχος Δεύτερο. 
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2. Εγκρίνουμε το Τεύχος Τεχνικών Π>ροβ«αγραφών οδι¬ 
κού ηλεκτροφωτισμσύ. που περιλαμβάνει: ' 

*) Φωτομετρικά στοιχεία για τη σύνταξη των μελετών. 

0) Τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές υλικών. 

γ) Γις τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών σωμά¬ 
των. 

ί. Ο.Φ.1, Φωτιστικού σώματος ατμών ύδρ αργύρου υψηλής 
πιέσεων 125\ν. 

2. υ.φ.2. Φωτιστικού ισώματος ατμών ιδρ,αργύραυ υψηλής 
πιέσεως 250\ν. 

3. Ο.Φι3 Φωτιστικού σώματος ατμών υδραργύρου υψηλής 
πιέσεως 400\ν. 

4. Ο.Φ.4. Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλτς πιέ¬ 
σεως 150\ν. 

5. Ο.Φ.5 Φωτιστικού σώματοις ατμών νατρίου υψηλής 
πιέσεως 250\ν. 

6. Ο.Φ-6. Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου υψηλής 
πιέσεως 400\ν. 

Ι· Ο.Φ.7 Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου χαμηλής 
πιέσεως 90\ν. 

8. Ο.Φ8. Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου χαμηλής 
πιέσεως 135^. 

9. Ο.Φ.9. Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου χαμηλής 

πιέσεως 180\Υ. 

10. Ο.Φ.ΙΟ Φωτιστικού σώματος ατμών νατρίου χαμηλής 
πιέσεως 135+90\ν, 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ΐΕφημερίδα τη; 
Κυβερνήσει,); μα'ζί με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 
του οδικού ηλεκτροφωτίσμού. 

Αύήνα, 2 Ιουλίου 1986 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ.~!Τίΐ .·. ΚΕΛ^ΤΟ*: 

1, Φωτοτεχν ι κι} 'αελέττ]^ 

κριτήρισ *■ ια τη κελέτη και, σχεδίαση ΐοο οδικού φωτισμού στηρίχθη— 
«αν στις συστάσεις της ΟΙΕ (σθ*ΓΤΓ5·5ΙΟΓ ζ ^ν.ΤΙΟΗΑΤ,Ε Ρ’ΕΓΛ,ΑΤόΒΥ'Υ, 
Δεΰτερη (κδοοη του 1371) που περιλομΡίυει. "ΐυοτίίεις γ ίο τον οδίκό 
φωτισμό και για κυκ\ο<·σρία οχημάτων”. 

Σύμφωνα ' ιε συστάσεις της 0ΙΚ οι δρόμοι χωρίοδηκσν οε καττνορίες 
Λ,?·,0»ΐ<» Τ ·' ανσλόγως του είδους >οι της πυκνότητας κυκλοφορίας. 

Οι κατηγορίες των δρόμων μαίνονται στον συνημμένο πίνσκσ 1. 

Οι τιμές νισ τις κύριες παραμέτρους του οδικού φωτισμού σύμφωνο με 
τη ΟΤΕ σνσφέροντσι στον π ένεκα ?. 

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού χωρίζουτσι σε δύο κατηγορίες σ-άλογα με 
την περιοχή που βρίσκονται: 
α)Εντός χατσικημένων περιοχών 
β)Εκτός κατοικημένων περιοχών 

Ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το πλάτος και τα γεωμετρικό 


οτοιχείσ(νησίδσ ή όχι) εφαρμόζεται η λύση που απεικονίζεται στην 
αντίστοιχη τομή των συνημμένων πινάκων'3 και 4, 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει* στους πίνακες 3 και 4 διατομή δρόμου 
με το αυτό ακριβώς πλάτος με τον υπό εξέταση δρόμο, θα χρησιμοποι¬ 
είται διατομή με το μεγαλύτερο και αμέσως πλησιέοτερο πλάτος. 

Αν δεν υπάρχει στον πίνακα 1 μία κατηγορία δρόμου θα χρησιμοποιείται 
αυτή που υπάγετει στην ανώτερη κατηγορία. 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει πλήρη οριστική μελέτη οδικού φωτι¬ 
σμού σύμφωνα με Π Δ. ο9δ / 74, στην οποία θα αιτιολογεί την λύση που 
προτείνει. 

Στην προτεινόμενη λύση δεν^θσ · μπορούν να χρησιμοποιηθούν· 

α)Ύψος ιστών μεγαλύτερο σπ'αυτό που καθορίζεται στους πίνακας 
3 και 4. 

β)Λσιΐ*τήρες ισχύος μεγαλύπερης από την ισχύ που καθορίζουν οι\πίν σ - 
κες 3· χσι 4. . · 

γ) Αλλαγή του είδους του λαμπτήρα εκτός αυτών που καθορίζονται στους 
πίνακες 3 κσι 4, 

δ) Η εγκατάσταση των ιστών δεν θα είναι σε αποστάσεις μικρότερες 
απ αυτές που καθορίζονται «τους πίνακες 3 και 4 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΛΙ ΠΥΚίΤΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ Π Λ ΡΙΔΕΙΓΜΑ 

■ΔΡΟΜΟΥ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 


Λ 


3 


0 


0 


Ε. 


Οποιαόήποτε πυκνότης ,μεγάλες 
ταχύτητες οχημάτων 


Οποιαδτ)ποτε πυκνότης οχημάτων 
με μεγάλες ταχύτητες. 


Μεγάλη πυκνότης κυκλοφορίας 
διαφόρων τύπων οχημάτων,ταχύ¬ 
τητες μέχρι 70ΚΜ/Η. 

Μεσαίο: έως μεγάλη πυκνότης κυ¬ 
κλοφορίας διαφόρων, τύπων οχη¬ 
μάτων με μεγάλη αναλογία 

Χαμηλή πυκνότης κυκλοφορίας 
κάδε είδους οχημάτων και πεζών 


Δρόμος με διαχωριστική νησίδα, Αυτοκινητόδρομος 
χωρίς επίπεδες αλλά μόνο ανι- Κ0ΡΙΝ90Υ-ΠΛΤΡΩΝ* 
οόπεδες διασταύρωσεις,τελεί- 
ως κλειστός εκατέρωθεν. Καθό¬ 
λου πεζοί. 


Κύριοι δρόμοι για οχήματα μόνο,Εθνική Οδός ΛΟΙΕίβΗ- 
πιθανη ύπαρξη ιδιαιτέρων, Αωρί- ΛΑΜΙΑΣ,σημαντικοί 
δων για βε-ρέα οχήματα.Μικρή δρόμοι, 
πιθανοτης υιιάρζεως ιιεζών. 


Δρόμοι μέσα ή έξω από πόλεισ, 
πολλαπλής χρήσεως. 


Δρόμοι μέσα σε κατωκοιμένες 
περιοχή-,εμπορικά κέντρα κλπ. 

Δρόμοι προαστίων,δρόμοι μετα¬ 
ξύ συγκροτημάτων κατοικιών 
κλπ. 


Δακτύλιοι γύρω από 
πόλεις,είσοδοι πόλεων 
οδικές αρτηρίες που 
διασχίζουν πόλεις. 

Κύριοι δρδμοιμέσα 
σε πόλεις.(Πανεπι¬ 
στημίου, Σταδ ίου κλπ.) 


Π I 


Γ-> 

ζ., 


2 


Λπσιτούμενα φωτομετρικά μεγέθη α\>6 
(Οί τιμές θα πρέπει να διατηρούνται 
χρόνο ζιοής της εγκαταστάσεις). 


κατηγορία οδού. 
καΟ'όλο τον 
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ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΩΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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ΕΚΤΟΙ ΚΑΤΩΚΕ1ΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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ΤΕΧ/ΙΚΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 



γ παρούσα τεχνική περιγραφύ, ο», πίνακες κπ οι προδιαγραφές που 
τ -. ουναδεύουν περιέχουν όλα τα απαραίτητο στοιχεία που 9α απο¬ 
τελόσουν τη βάση για τη σύνταξη από τους διαγωνιζομένους πλήρους 
φωτομετρικής και ηλεκτρολογ ικ*ς μελέτης για του οδικό φωτισμό του 
υπόψη δοόμου. 

2. ΣΤΥΛΟΙ_ΟΔΟ^ΤΙΣ -ΤΟΥ: 

Οο χρησιμοποιηθούν στύλοι μεταλλικοί τηλεσκοπικοί ή εξσγωνικής 
ί ιατομής. 

Οι μεταξύ τους απόστάσεις δεν θσ είναι μικρότερες οπό αυτές που 
αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες 3 και 4. 

Οι σκύλοι Οα στερεωθούν πάνω σε ειδικές βάσεις από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα με ενσωματωμένο φρεάτιο επίσκεψης. 

Κάθε στύλος θα φέρει μόνό ή διπλό βραχίονα πάνω στον οποίο δσ 
τοποθετηθούν τα φωτιστικό σώματα. 

3. λωτιςτικλ_ςωυλτλι 

Τα φωτιστικό σώματα θα είναι τύπου βραχίονα κατόλληλα για εξωτερι¬ 
κό φωτισμό και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις επισυνσπτόμενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 

4. ΥΛΕ·ΚΤ?ΙΧΥ_ΤΡΟΟΟΛΟΤ^Σ£Υ 

Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμότων θα γίνεται από τα δίκτυα X Τ 
ή ΤΤ ,Τ. (μέσω μετασχηματιστού) της ΔΚ-Ι, Π παροχή αυτή της ΔΕ" θα 
τροφοδοτέί τους πίνακες διανομής (ΠΤΛΑΛΡΕ). 

Τα κυκλώματα τροφοδοτήσεως κάθε φωτιστικού σώματος από τους πίνα¬ 
κες (ΠΙΛΛΛΡ) θα είναι υπόγεια με καλώδια τύπου ?ΕΎ διατομής ΙΟτ.χ, 
Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 0,70μ. 
σε χαντάκια και 3σ οδεύουν μέσα σε σιδεροσωλήνες γαλβσνισμένσυς 
διαμέτρου 2,1 '2' Λ . Σε κόΰε σωλήνα θα τοποθετείται ένα μόνο καλώ¬ 
διο οδικού φωτισμού. Στ ίς διαβάσεις των δρόμων θα τοποθετείται.· 
πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας για μελλοντική χρήση. \ >“ 

Φρεάτια για το χρόβηγμα των καλωδίων θα προβλεφθούν στην ήδη 
κατασκευασθείσα βόση στηρίξεως του κόθε στύλου καθώς κσι στις 
διαβάσεις των* δρόμων. 

Από το ακροκιβώτιο (κοφρέ) κόθε στύλου θσ ξεκινόει καλώδιο ΒΥΜ 
3X1,5 τ.χ. για την τροφοδότηση κόθε νω τ *· ετι;{θύ σήματος του στύ¬ 
λου. Σε κόθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των 
καλωδίων προς τχ φωτιστικό σώματ:·, οι ακροδέκτες συνδεσεως των 
εισερχομένων και εζερχομένων καλωδίων ,γειώσεις κλπ. 

Κόθε 7ΤΙΛΛΛΡ και διανομή θα 'Έΐ^εί μέσω μιός πλάκας γειώσεως. 

Από τη διανομή θα ξεκινάει ο α ν ωγός γειώσεως για κόθε τροφοδοτι¬ 
κή γραμμή, ο οποίος θα είναι γυμνός χαλκός διατομής 25 τ.χ.Ο 
αγωγός γείωσης θα τοποθετηθεί στο ί&ιο χαντάκι με τον σωλήνα και 
το καλώδιο. 

Το ακροκιβώτιο τον κάθε στύλου θα συνδέεται με τον κύριο αγωγό 
γειώσεως, μ^έναν γυμνό χάλκινο αγωγό διατομής 6 τ.χ. με κατάλληλέ 
γαλβανισμένο σφικτήρα. 

Στο τέλος κ^όε τροφοδοτικής γραμμής, αετό τον τελευταίο στύλο ο 
κύριος αγωγός γειώσεω*ς (25 τ.Χ.) θα γειώνεταί ξανά πάλι μέσω μιός 
πλάκας γειώσεως. 

Κόθε ΤΤΤΛΛΛΡ θα χωρίζεται σε δύο μέρη σπό τα οποία στο ένα θα ενκα- 
τασταθεί ο μετρητής της ΔΕ/ και η συσκευή Τ,Λ.£.(Τηλεχειρισμός 
/καυστικής Συχνότητας) και στο άλλο ή στέγανύ διανομή που θσ περι¬ 
λαμβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών. 

’ί εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόματα, και οι εντολές (0 —ΟΡΡ) θα 
δίνονται από την συσκευή ΤΛΣ σε επαφές που θα προβλέπετσι νο υπάρ¬ 
χουν μετά τον διακόπτη και την-ασφάλεια κάθε γραμμής που αναχω¬ 
ρεί. 


. ΕΙΔ^ΡΟΧ^ΤΟΧ^ 

Οι σιδεροϊστοί τηλεσκοπικής διατόξεως υέχρι ύψους ΐ^μ* 
κατασκευασμένοι α.τό σιδεροσωλήνες τοΰμπο ή από ελάσματα, τ». δε 
μήκος των ελασμάτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2,0μ. 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως σιδεροσωλήνων, οι σιδηρο-ωλ : νες 
μικρότερης διατομής θα εισέρχονται τουλάχιστον ,10α. μέ-α 
σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής. 

0 κορμός του ιστού Οα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα όι -τ σεω ^ 
0,40 X 0,40μ. και πάχους 20χιλσ. καλά υλεκι ο υγκολλημέ οζ 
αυτή, Οβ φέρει δε τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 
15 χλστ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. πλάκα εδρά εως να ? ·Ρ^ 
ανάλογη κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων κ·. ι του * κ 
ν ειώσεως καθώς και τέσσερεις (4) οπές γιο τ 5 στερέωσ 
σε ήλους κοχλιώσεως (μπουλόν ισ)όιαμέτρου 2' χιλσ· 

0 ιστός σε χόρταση Ο,Γ·,. από η βάση τον Οα έχει μεταλλίκια 
επαρκών διαστάσεων για την ε ίδοδο,εγκατάσταση και ζόνδ 1 ^ 

ακροκιβώτίου του ιστού.Οι ελάχιστες διαστάσεις της θνρας 
υοος 300χιλστ. και πλάτοσ 05 χιλστ. , 

Οι κοχλίες ς τη ρίζε ως χτ,ς ίυρίίας ε*ί «« ιετ ' ><! 3<: εί “' 1 ' 

νοι. 

0 κορμός του ιστού των 14 μ. θα εδράζεται σε χαλύβδι η πλ - 
στάσεων 0,50X0,50μ. και πάχους 20 χιλστ. καλά ηλεκτροσυγκολ 


και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως πάχους 
15 χιλστ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. 

Ε πλάκα εδράσεως θσ φέρει ανάλογη κεντρική οπή για τη διέλευση 
των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και τέσσερεις(4) οπές 
για. τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλιώσεως (μπουλόνισ)δια— 
μέτρου 35 χιλιστ. 

Οι σιδηροΐστοί πριν τη ραφή τους Οα υποστούν αμμοβολή σύμφωνα 
με τα πρότυπα ΣνΚΚΕΓ 3Τ./ Τ τν.?ϋ 315 055.900 του 1967 βαθμού 5Λ-3 
αετό και όχι σε διάστημα με ν αλύτερο των 12 ωρών θα περαστούν 
με μία στρώση αντιόιαβρωτικού εποξειδικού σσταριούκαι δυο στρώσεις 
εποξειδικου χρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρω¬ 
σης σνοικτού γκρί χρώματος(Το συνολικό πάχος βσφής δεν θα είναι 
πικρότερο από 0,·”, χιλστ.). 

Οι σιδεροϊστοί τηλεσκοπικής διατόξεως οπό σιδεροσωλήνα τούμπο θα 
αποτελούνται: 

σ. Οι σιδεροϊστόί ύψους 9,00α. 

Το πρώίο τμήμα μήκους 4,5μ. οπό σιδεροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 
152,4 χιλστ., πάχους 4,5 χιλστ. το δεύτερο τμήμα μήκους 2,25μ. 
από διδεροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 127 χθλστ. , πάχους 4,0 χιλστ., 
και του υπολοίπου τμήματος σπό σιδεροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 
101,6 χιλστ., πάχους 4 χιλιστ. 

°·. Οι σιδεροϊστοί ύψους 12μ. 

Το πρώτο τμή-ισ μήκους 6,0 μέτρων από σιδεροσωλήνα τούμπο διαμέ¬ 
τρου 159 χιλστ. και πάχους 4,5 χιλστ. του δευτέρου μήκους 3, 00 .·, 
από σιδεροσωλήνα 133 χιλστ., πάχους 4,5 χιλστ., και του υπολοί¬ 
που τμήματος από σιδεροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 108 χιλστ,,πάχους 
4 χιλιστ. εκτός από τα τελευταία 0,50μ. που θα είνσι από σιδηρο- 
σωλήνα δισμέτρου 101,6 χιλστ. και πάχους 4 χιλιστ. 
γ. Οι σιδεροϊστοί 14α. 

Το πρώτο τμήμα μήκους 6.00 «.από σιδεροσωλήνα τούμπο διαμέτρου 
219,1 χιλστ. κσι πάχους 5,9 χιλστ., του δευτέρου τμήματος μήκους 
4,0Ομ. από σιδεροσωλήνο τούμπο διαμέτρου 1/7,9 χιλστ. πάχους 
5,00 χιλιστ.του υπολοίπου τμήματος από σιίέροσωλήνα τούμπο 
διαμέτρου 139,7 χιλστ,, και πάχους 4,5 χιλστ., εκτός από τα 
τελευταίο 0,50μ. που θα είναι από σιδηροσωλήνσ διαμέτρου 101,6 
χιλστ., και πάχους 4 χιλστ. 

Οι ιστοί π.υ θα κατασκευάζονται σπό ελάσματα το πάχος ελάσματος 
Οα είναι κστ'ελάχ ιστ ,ν 4 χιλστ. Οι ιστοί θα υποβάλονται στην 
ίδια επεξεργασία αντιδιαβρωτική. προστασία, πρίν την βσφή τους. 

0 σιδεροϊστός 3α τοκοθετήται πάνω σε βάση από οπλισμένο σκυρό¬ 
δεμα που Θα φέρνει κ~ι τα μπουλόνια για τη στερέωσή του. Μετά 
τη„■ τοποθέτηση του ιστού πάνω στη βάση, Οα γίνετσι η τελική 
διαμόρφωση της επίπονείας της β^σεως, δηλαδή κάλυψη των περι- 
κοχλίων με γράσσο ή βαζελίνη και τελική πλήρωση με τσιμεντοκο¬ 
νία. 

0 δισ ν ωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πλήρη στατικό υπολογισμό 
Λ ι πλ. ί-ίηχ α ν ι κού για τον ιστό κα ι τη βάση στηρίξεώς του. Εφόσον 
σπό τον υπολογισμό προκόψουν πάχη ελασμάτων και σωλήνων μικρό- 
ιερα από τα προβλεπόμενα Οο εφαρμοσ.Οούν τα πάχη τα προβλεπόμε- 
ν; . σ ·.ι 4 χ-τν προδιαγραφή. Εφ 'όσον όαως προκόψουν μεγαλύτερα από 
τα προβλεπόμενα θα εφαραοσθούν τα του υπολογισμού. 

2. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΡΤΙΣΤ ΓΚόΣΑ ΣΩ^ΤΟΥ^ 

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μονού ή διπλού 
βραχίονα για τα φωτιστικά σώματσ. 

0 βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σιδηρωσωλήυα γαλβανισμένο 
κατά ϋΙΙ’ 2440 Ο.και πάχους 3,65 χιλστ. στερεούμενος στην κορυ¬ 
φή του ιστού με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) συναρμολογού- 
μενος μεμπουλόνια ή κοχλία στερεώσεως 1'2'·ανοξείδοτσ. 

. αυχ ή Χ ου βραχίονα θσ κατασκευσσθεί από βαλβσνισμένο σωλήνα 

τούμπο,τέτοιας διαυέτρου,ώστε νσ εξσσφαλίζετσ ι η κστάλληλη προσαρμο¬ 
γή στο τελευταίο τμήμσ του ιστού. 

Κάθε βραχίονες στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υπο¬ 
δοχή, για την υποδοχή του φωτιστικού σώμ·.ατος. 

Το μήκος και η διάμέτρος υποδοχής θα κατσσκευασθε ί ώστε να δέχεται 
το φωτιστικό σώμσ που θα προτείνετε για την τοποθέτηση. 

0 Τρσχίονας μαζί με τη χοάνη, προ της εγκατσστάσεως θα βαφτούν με 
ειδικό χρώμα σλουμννίου '/ια επίτευξη ομοιομορφίας του χρώματος. Τα 
οηυεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα στη χοάνη θα κστεργασθούν 
επιαελώς πρ^ της βσφής. Κάθε σκέλος του βρσχίονα θα αποτελείται 
από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής βραχίονα με συγκόλ- 
κηση περισσοτέρων τμημάτων. 

0 βραχίονας θ:* είναι ευΟυγράμαου σχήματος οριζόντιος προβοής και 
κλίσεως ανσλόγου προς την κλίση που απαιτείται για το προτεινό- 
μενο φωτιστικό σώμα και πάντως όχι μεγαλύτερη των 15 μοιρών. 

3. Α ΚΡ0ΚΙ3 0ΤΙΛΙΓΓΟΣ^ 

Μέσα σε κάθε ιστό θσ εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο, για την τροφοδό¬ 
τηση των φωτιστικών σωμάτων, κστασκευσσμένο σπό κράμμσ αλουμινίου, 
το οποίο θσ φέρει στο κάτω μέρος του διαιρούμενο ποτήρι με τρείς 
τρύπβς για καλώδιο μέχρι ΜΥΎ 4X10 τ.χιλ. στο πάνω δε μέρος θσ φέ¬ 
ρει δύο τρόπος για διέλευση καλωδίων μέχρι ΝΥΜ 4X2,5 τ.χιλ. και 
μεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στο σκροκιβώτιο θσ υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προ- 
κειμένου να εζσσφα>ιεθεί σταθερή επαφή των αγωγών. 
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Οι δΐϊτν.λσ6ωτήρβς θα είναι ατηριτμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυ¬ 
τών και του σώματος του ακροκιβωτίου 6α μεαολαβεί. κατάλληλη μόνωςη. 
Επίσης 9α υπάρχουν ασφάλειες, χύτου ταμπακιέρας πλήρεις, καθώς και 
κοχλίες ορειχάλκινοι, οι οποίοι θα κολλιούνται σε σπείρωμα που θα 
υπάρχει στο οώμα του αχροχιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί Θα φέρουν παξι¬ 
μάδια , ροδέλλες χλπ. για την πρόσδεση του χσλκού γείωσης και του 
αγωγού γείωσης του φωτιστικού οώματος. 

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται οε κατάλληλη βάση πάνω ατσν ιοτύ με 
τη βοήθεια δύο κοχλιών κσι 9σ κλείνει με πώμα το οποίο θα στηρίζεται 
οτο πώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δύο ορειχάλκινων κοχλιών. 

Το πώμα Οβ φέρει περιφερειακά οτεγσνοποιητική αύλακα με ελαστική 
ταινίσ, σταθερά ουγκολλημένη ο'αυτήν για την πλήρη εφαρμογή του πώ- 
ματος. 

4. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ: 

Η τροφοδότηση χαθενός φωτιστικού σώματος οδικού φωτισμού από το 
σκροκιβώτιο του ιστού θα γίνει με καλώδιο ΗΥΜ 3)51,5 τ.χιλ, 

Η τροφοδότησή των ακροκιβωτίων των ιστών από το αντίστοιχο πίλλαρ 
θα γίνεται με καλώδια ΚΪΎ 4X10 τ.χιλ. 

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα 
ακροχιβώτια των ιστών δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστί, 

9σ συνδέεται στο σκροκιβώτιο και θα ξαναβγαίνει για την τροφοδότηση 
του επόμενου ιστού. 

Τα κολώδια θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, 

5. Γ ΕΙΏΣΕΙΣ: 

Για τη γείωση της εγκσταστόσεως του οδικού φωτισμού θα προβλέπεται 
γυμνός αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 τ.χιλ. ο οποίος θα 
εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος και θα οδεύει παράλληλα προς το τροφο¬ 
δοτικό καλώδιο Των ιστών. 

Ο εγωγός αυτός θα συνδέεται με τις βλάκες γειώσεως και τη στεγανή 
δισνομή που υπάρχει σε κάθε πίλλαρ. 

Το ακροκιβώτιο κάθε ιστού θα γειώνετσι πίνω στον αγωγό γειώσεως μέσω 
γυμνού σγωγού χάλκινου μονόκλωνου διστομής 6 τ.χιλ,Η σύνδεση των δύο 
αγωγών θα γ'ίνεται με τη βοήθεια σφικτήρων 'μέσσ στο φρεάτιο της βό- 
σεως του σιδεροϊστού απ'όπου περνάει, και ο αγωγός γειώσεως. 

Οι πλάκες γειώσεως θα κατασκευασθούν σπό πλάκες χαλκού διαστά¬ 
σεων 500X500X5 χιλσ.χαι θα εγκατασταθούν μέσα στο έδαφος οε βάθος 
1 μ.Πλάκες γειώσεως προβλέπονται στο τέλος κάθε τροφοδοτικής γραμ¬ 
μής καθώς και αε κάθε πίλλαρ. 

Οι πλάκες γειώσεως θσ συνδεθοΰν προς τον αγωγό γειώσεως των 25τ.χιλ. 

6. ΜΕΤΛΛΑΙΧΟ ΚΙΒ ΩΤΙΟ ηΤΛ ΛΑΡ: 

Το πίλλαρ θα είναι βιομηχανικού τύπου στεγανή προστασίας Π> 54 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένο από λαμαρίνα ντε- 
χσπέ, πάχους 2 χιλ. 

Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι πλάτος 1,45μ.,ύψος 
1,30μ και βάθος 0,35μ. θα αποτελείται σπό δύδ μέρη τα οποία θα 
κλείνουν με χωριστές θύρες κσι εσωτερικώς θα διαιρείται με λαμα¬ 
ρίνα πάχους 2 χιλστ. σε δύο χώρους. 

0 ένας προς τσ αριστερά, θα έχει πλάτος Ο,δΟμ. και θα προορίζε¬ 
ται για τον μετρητή και τον δέκτη της ΛΕΗ και ο άλλος πλάτους 
0,θ5μ. για την ηλεκτρική διανομή. 

Η διαχωριστιχή λαμαρίνσ θα φέρει 4 οπές 2δ χιλ, στο άνω μέρος 
για διέλευση καλωδίων. 

Οι πόρτες του πίλλαρ 9α εφάπτονται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα 
τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ ώστε να αποφεύγεται η εί¬ 
σοδος βροχής στο εσωτερικό του. 

Στην μπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρο διανομής) 
θα αναγραφεί με χυτά τυποποιημένα γράμματα επιγραφή που θσ ναφέ- 
ρει "Υπουργείο Περιβαλ.Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων-Ηλεκτροφω¬ 
τισμός- Μη ρυπσίνετε-Ηόμος 2147" με τις διαστάσεις που θα δοθούν 
από την Υπηρεσία, 

Το σύνολο της επιγραφής θα τοποθετηθεί ώστε το κέντρο κάθε σειράς 
γραμμάτων να συμπίπτει με το νοητά κάθετο άξονα στο κέντρο της 
θύρσς. 

Η αναγραφή των γραμμάτων θα γίνει με διπλή στρώση λευκού ελαιο¬ 
χρώματος. 

Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα Β.120 και ζτρ 
σημείο επαφής του με τη βάτη θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία 
πάχους 3,5 χιλστ. κσι πλάτους 40χιλ.Στις 4 γωνίες θα υπάρχει 
συγκολλημένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάμα στην οποία θα <ινοι-< 
χθούν τρύπες για τνα βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωμα¬ 
τομένα ·:τη βάση από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ πρέπει να μπορεί να σφσι- 
ρεθεί με σποκοχλίωση. 

Το πίλλαρ θα είναι ;υναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του 
και θα παρέχει άνεση χώρου για την «ίσοδα καλωδίων και τη σύνδεση 
τ«ν καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας του δικτύου, 
θα δοθεί μΐ&άλη σημασία στην καλή κοι σύμμετρη εμφάνισή του. 

Στο χώρο «^προορίζεται για τη ΔΕΗ και ο τη ράχη του κίλλρρ θα είναι 
στερεωμένη μπ κοχλίες και περίκάχλια επάνω σε οδηγούς από γ«νίες> 
σχήματος Π( που θα κατασκευασθούν σπό στραντζαριστή λαμαρίνα δια¬ 
στάσεων 30X20X2 χιλστ.) ατραντζαριστή γ#*’ανισμένη^λαμαρίνα πάχους 


2 χιλστ. για την επ'συτής στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ. 

Γ4 λαμαρίνα στο χώρο της ΔΕΗ θα έχει ύψος 0,60μ. και πλάτος 0,40μ. 
και οι οδηγοί της θα βρίσκονται στοάκρο της δεξιάς και αριστερής 
πλευράς. 

Στο χώρο που προορίζεται για τις διανομές θα υπάρχει στερεωμένη 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ποιό πάνω γσλβανισμένη λαμαρίνα ύ~ 
ψους 1,10α. πλάτους 0 , 60 μ. και πάχους 2 χιλστ. για τη στερέωση των 
διανομών. 

Τα κλειδιά και ο τρόπος μανδσλώσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική 
λεπτομέρεια θσφαίνονται στο υποβσλόμενσ σχέδια.Τσ κλειδιά και οι κλει¬ 
δαριές θσ είναι ορειχάλκινα και θα υπάρχουν δύο διαφορετικά γισ το 
χώρο της ΔΕΗ. Το ζέφγος αυτό των κλειδιών θα είναι το ίδιο για 
όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας, 

Στο δεξιί μάοος του πίλλαρ θσ εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που 
Οσ περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών. 

Η διανομή θσ σποτελείται από ατεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από 
κράμμα αλουμινίου ή σπό ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλο¬ 
βάμβακα και πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτάπρεσσα, Τσ κιβώτια 
θα είναι άκαυατσ, ικσνά νσ αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικοό χώ¬ 
ρου και υγρσσίσς θάλασσας. 

Οι διαστάσεις των κιβωτίων δα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα 
μέσα σ'συτά τα διάφορα εξαρτήματα των διανομών,και θσ έχουν υπο- · 
λογισθεί κατά 70Ε 0660. 

Τσ κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους οτυπιοθλήπτες για 
την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχει¬ 
ρισμού καθώς επίοης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

Το πάνω κιβώτιο διανομής θα περιέχει: 

Το γενικό διακόπτη κατά Τ)Ε; 49290, τις γενικές ασφάλειες κατά ΟΓΓ 
49522 το κεντρικό ρελέ τηλεχειρισμού κατά νϋΕ 0660, το ρελέ του 
ημινυκτίου φωτισμού το χρονοδιακόπτη κατά ΕΠΙ 40050,πρίζα σσύκο κατά 
ϋΙΡ 49462,λυχνία ιυκτερινύς εργασίας και μ ικροαυτό μα τους διακόπτες 
κατά νΕΕ 0641.. 

Το κάτω ή τα κάτω κιβώτια θα περιέχουν τις ροηφόρους ράβδους(των 
100Α και μέ μήκος 300 χλστ.) και τα όργανα των καλωδίων που αναχωρούν 
προς το δίκτυο. . 

Υποχρεωτικά Θσ υπάρχει κσλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και 
θσ τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές ν ισ την κατασκευή της; 
π)Η είσοδος για την τροφοδότηση οπό την ΔΕΗ θα είναι από το κάτω 
μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια άν όχι από το πάνω μέρος 
με τους κατάλληλους ατυπιοίΧήπτες. 

β)Η εσωτερική συνδεσμολογία 9α είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνι¬ 
κή και αισθητική άποψη.Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα, 
θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θσ είναι καλά προσα¬ 
ρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα 
άκρα τους ακροδέκτες. 

γ)Τα καλώδια του δικτύου 9ο συνδέονται με εέείνα της διανομής με 
κλέμενς βσρέως τύπου συρταρωτές, και θα έχουν την· κατάλληλη δια- 
τομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιατη έντα¬ 
ση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 

Το Πίλλαρ με όλο τα εσωτερικά εξαρτήματα θσ βαφεί με χρώμα επι¬ 
λογής της Υπηρεσίας αφού πρώτα θσ έχει υποστεί αμμοβολή σύμφωνα με 
τα πρότυπο 5νΈ3ί8Κ 5ΤΛΝΕΛΗ0 315 055900 του 1967 βαθμού 3Λ-3,κσι περα¬ 
στεί με μία οτρώση αντιδιαβρωτικής εποξειδωτικής αστάρι(ΡΗΙΗΕΗ) 
και δύο στρώσεις εποξειδικού χρώματος το συνολικό πάχος βσφής δεν 
θα είναι μικρότερο από 0.4 χιλστ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦ-1 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΟΗΑΤΟΣ ΔΤΚΟΜ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΟΕ 12$» 

ΟΔΙΚΟΥ ΦΟΤΙΣΗΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΑ: 

Ι'.Ι.ΘωτίΟΤίχό θύμα μιας λυχνίας ατμών υάοαογύρου, υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 125Ν, κατάλληλο για τοποθέτηση οε βραχίονα, εγχωρίου 
κατασκευής, κατάλληλο για θυνεχή λειτουργία στο ΰπαιθοο και σ* 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -30 έως 30 βαθμούς Ο,χνοίς αλλοίωση 
των κατασκευαστικών του οτοιχείνν, (όπως παραμόρφωση υλικών από 
πλαστικό) και δυσμπνή επίδραση οτο χσόνο ζωής των οργάνων του 
φωτιστικού οώματος. 

1.2.Κάθε φωτιοτικό οώμα θα αποτελείται βασικά από τα κάΓεαθι επί μέρους 
τμήματα: 

-κέλυφος 

-διαψανής κωδωνας 

-ηλεκτρική μονάδα που αέοει τα ηλεκτρικά όογανα. 

2. ΚΕΑΥΦΟΣ: 

Τσ κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελεί τα ι από ένα ενιαίο τμήμα από 
χυτοπρεσσαριοτό κράμμα αλουμινίου με λείες επιφάνειες χωοίς επιφανειακές 
ανωμαλίες, κατασκευασμένο δι'εγχυσεως υπό πίεση, σε μεταλλικές μήτρες. 

Η Υπηρεσία άνά πάσα στιγμή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τον τρόπο 
κατασκευής του φωτιστικού οώματος οτο εργοστάσιο κατασκευής. 

Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα/·ή θα ^χουν υποοτεί πλεκτροθωτικά αντιδιαβοωτπκή 
επεξεργασία. 

Το κέλυφος θα είναι θαμμένο εξωτερικά με 66ο στρώσεις αντιδιαθσωηκής 
Βαοής^Φούρνου χρώματος γκρί' ανοικτό και εσωτερικά με θαφή χρώματος 
λευκού, εκτός και εάνεσωτερικά εκτός από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανα¬ 
κλαστική επιφάνεια. 

Διευκρινίζεται ήτι η επιφανειακή επεξεργασία (θαφή, ψεοδαργΰοωση κλπ.) 
των κοινών μετάλλων που υπόκεινται οε διάβρωση ή σκούοιασμα, που χρη¬ 
σιμοποιούνται για τπν κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτιοτικού σώμα¬ 
τος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω ανοωαρόμενα μέταλλα. 
Το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα για την δη¬ 
μιουργία ασύμετοης κατανομής Φωτισμού. 
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Το κάτοπτρο δύναται V® είναι ολόσωμο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά 
κάτοπτρανΤο κάτοπτρο η τα κάτοπτρα Οα είναι κατασκευασμένα αηό χημικά 
καθαρό αλουμίνιο καθαρότητας 99,9* άνοδειωμένα ή στιλβωμένα. 

Η στέρεωση των κατόπτρων στο κέλυοος Θα είναι τέτοια ώστε να εηιτοέπε- 
ται η μετακίνηση των κατόπτρων για την ρύθμιση της εκπεμπόμενης φωτεινής 
ισχύος. 

Το πίσω τμιΤμα του κέλυιους 3α είναι διαμορφωμένο οε υποδοχή βραχίονος, 
εξωτερικής διαμέτρου 42 χιλιοστών 

Η στήριξη του ρωτιοτικού σώματος οτο βραχίονα 9α γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος (σταθερή 
στερέωση) και ευθυγράμμιση του άξονα του φωτιστικού με τον άξονα 
του βραχίονα. 

Κάδε Φωτιστικό όώμα ηοέπει να φέοει λυχνιολπβή από πορσελάνη ε.2?. 

Τα φωτιστικά σώματα 2α είναι αυστποώς του τύπου ίϋΤ-0 97. 

3. ΑΙΑΦΑΝΒ ΚΟΔΟΝΑΕ: 

Κάθε φωτιστικό ΰα κλείεται στο κάτω μέρος με κώδωνα απόειβικόδια- 
Φανές πλαστικό ή πυοίμαχο γιαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές 
καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να μή ρυπαί- 
νεται από αυτή. 

0 κώδωνας ΰα ιέοει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό νεόπρέυιο 
ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρικές 
μεταβολές και στην θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

0 συνδυασμός διαφανούς κώοωνα και κε λ ύφους 3α αποτελή τσ χώρο του λαμ¬ 
πτήρα, και 3α εξασφαλίζει κατ'ελάχιστο προστασία 9 33 κατά ΘΙΗ 40950 
ή ΙΡ 44 κατά ΙΖΖ 144. 

Ο χώοος των οργάνων 3α φέρει ιδιαίτερο κάλυμμα και Οα έχει προστασία 
Ρ 22 κατά ΟΙΝ 40050, 

Η οτεσέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος, και σε περίπτωση που σηάση εύκολα 
να αντί κατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά το άνοιγμα του φωτιστικού 
σώματος για συντήρηση ή αντικατάσταση του λαμπτήρα, να παραμένει 
συνόεδεμένο μ* το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε να επιτρέπει 
0τσν εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια. Η αντικατά¬ 
σταση λαμπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη ΧΡη- 
σιμοποίση κάποιου εργαλείου. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Η0ΗΛΔΛ: 

ΟΑα τα ηλεκτρικά όογανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή στραγγαλιοτιχό 
πηνίο, πυκνωτής και αντιπαραστιχή διάταξη θα είναι τοποθετημένα μέσα 
στο κέλυφσς σε ξεχωριστό χώρο από το χώρο του λαμπτήρα, διαχωριζό¬ 
μενο από αυτόν με διάφραγμα που να εμποδίζει την άμεση επίδραση 
στα οοτανα,της θερμότητας που δημισυσγείταιαηό τον λαμπτήρα. Ο 
χώοος των οργάνων 9α βρίσκεται στην προέκταση του χώρου του λαμπτή¬ 
ρα καί οπωσδήποτε όχι πάνω αηό αυτόν. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, οχώοος των οργάνων πρέπει να αερίζε¬ 
ται αρκετά και π εξωτερική επιφάνεια του να είναι ικανών διαστάσεων. 

Η 3ερμοκρασία στο εσωτερικό του χώσου των οργάνων πρέπει να διατη¬ 
ρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς Ζ χαμηλότερα από την επιτρεπτή θερμοκρα¬ 
σία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερμοκρασιών 
λειτουργίας του φωτ.σώματος. 

Β συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα Πραγματοποιείται 
με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία 
και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς 2, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζει οτο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασία, πλάσεως μονι' 
σεως 1 κατά 7ΘΕ 0710. 

Ειδικότερα: 

4.1.Το στραγγαλιστικό πηνίο 3α είναι κατάλληλο γιατον λαμπτήρα που 
προορίζεται, για τοοφοδότηοπ ονομαστικής τάσης 2207 υπό συχνό¬ 
τητα 50ΗΖ,*οι δε αηώλειές του να μην υπβοβαίνουν το 10% της ονο¬ 
μαστικής του ισχύος. 

Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να έίναι κατασκευασμένο 
κατά τους κανονισμούς νρε 0712, και να φέρει τσ σχετικό 

σήμα εγκσίσεως των κανονισμών αυτών. 

4.2.0 πυκνωτής 3α είναι κατάλληλος για χρήση σε ουνδιασμό με το στραγγα- 
λιστικό πηνίο κατά τέτοιο τοόηο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή 
ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,35. 

Ε® περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
του ενός πυκνωτές*αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν παραλλήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελάχιστο 85 βαθμούς >, και να φέρουν 
αντίσταση εχφορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά 
τους κανονισμούς νΟΕ 9550 ή παρεμφερείς και να φέρουν τσ σήμα της 
εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

4.3. Γιογ την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που ηαοάγονται αηό τον 
λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμμών, η ηλεκτρική 
μονάδα,εο'όσον απαιτείται από την διακήρυξη, θα φέρει αντιηασαοιφ 
τική διάταξη σύμφωνα μ* τους κανονισμούς 3ΙΝ 0Θ75 και 0975 και τις 
προδιαγραφές ΗΙίΙ,-Ι-16919 Λ και ΝΙΙ.Ι-Ι-25690. 

Το οτραγγαλιοτικό πηνίο θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του 
ατυτού κατασκευαατού με τον λαμπτήρα. 

Αλλως 0α πρέπει, αηαοαιτήτως να είναι εγκεκριμένο από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των 03ΒΑΝ 
ΡΗΙΙ.ΙΡ3 , ΤΕΝΕΒΑΙ, ΕΰΕΰΤΗΙΰ,ΝΛΖ3Λ , ΤΗΟΚΝ, 3ΥΒνΑΝΙΛ και 0α πρέπει να 
φέοουν επ'αυτών το σήμα εγκρίσεως. 

4.4. Διακλαδωτήρας 

Κάδε φωτιστικά οώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης σταθερά 
προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυφσς.Ολες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες 
μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως 
τον διακλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του 
διακλαδωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να μπορεί να λει¬ 
τουργήσει . 


σεως ρ οποίος δεν*πρέπει να είναι μεγαλύτερος του προδιαγοαωομένου 
πέραν του 5%. 

5.1. Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος.υποβάλ¬ 
λει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, απαραι- 
τητως, τα στοιχεία που ακολουθούν, οε επίσημα χαρτιά του οίκου κατα¬ 
σκευής των Φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οοχάνων, σφραγισμένα 
και υπογογραμμένα εν πρωτοτυπώ από τον κατασκευαστή των φωτιστικών 
σωμάτων και των λαμπτήρων και από τον συμμετέχοντα στην δημρπραέία. 

5.1.1. Λεμπτομεοή τεχνικά φυλλάδια(?Λ05ΡΕ0Τϋ$). 

5.1.2. Καμπύλες συντελεστού χρησιμοποιήσεως. 

5. 1 .3. Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα Παράλληλο και ένα 
κάθετο ποος τον διαμήκη άξονα του Φωτιστικού σώματος. 

5.1.4. Καμπύλες ΧΒΙΑϋΧ. 

5.1.3. Καμπύλες ίσης λαμπρότητος. 

5.1.5. Μελέτη, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, από την οποία να προκύπτει 
σαφώς ότι η τοποθέτηση των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων, 
σύμφωνα με όσα καδσρίζει η μελέτη του έργου, έχει σαν αποτέλεσμα 
την επίτευξη των φωτομετρικών μεγεθών που απαιτεί η μελέτη. 

5.I.7.Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για 
τούς ηροσρερόμενους λαμπτήρες και καμπύλη θνηοιμότητος. 

5.1.3. Προσπέκτσυς του λαμπτήρα με γραφική απεικόνιση του φάσματος εκπομ¬ 
πής Και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά από 109 
ώρες λειτουργίας. 

5.1.9. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και εξιολογσυνται · 

5.1.10. Προσπέκτσυς και τεχνικά χαρακτιριστικά του στραγγαλιστικού πηνίου, 
με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ΦΛΤΤ,συντελεστή ισχύος 
χωοίς διόρθωση συνημιτόνου, απαιτούμενη χωρητικότητα για διόρθωρ- 
οη συνημιτόνου, απαιτούμενη χω ρητικότητα ΥΐαδιόρΟωοπ συνπμιτό- ’ 
νου μεγαλύτερπήίση του 0,35 ρεύμα λειτουργίας και γενικά κά3ε 
στοιχείο που μποιρεί να βοηθήσει την Υπηρεσία να διαμορφώσει 
γνώμη ως προς την ποιότητα .του υλικού. 

5-1.11.ίπεύ3υνο δήλωση του Νόμου 135, στην οποία ο συμμετέχων στον δια¬ 
γωνισμό θά δηλώνει ανεπιφύλακτα το χρονικό διάστημα για το οποίο 
εγγυάται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της’εγκαταοτάοεως 
από της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου περατώοεως εργασιών, 
σύμφωνα με τους όρους της διακηούξεως. 

5.1.12.Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν ηοωτοτύπω, 
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή και τον συμ-' 
μετέφοντα. 

6. Βκτελρύμενοι έλεγχοι: 

6.1. Οργανα ελέγχου: 

Κά3ε^διαγωνι ,όμενος ή χάΰε ανάδοχσς έογου είναι υποχρεωμένος εφ'όσον 
του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην διά3εση της Υπηρε¬ 
σίας, ένα Ιηφιακό ή αναλογικό όργανο μετοήοεως ρωτιομού ακρίβειας, 
και ένα 5~γανο μετοήοευς μέσης και τοπικής λαμπρότητας. 

Η ϊπηζεσία 3α ελέγξει την αξιοπιστία των οργάνων, και αφού βεβαι¬ 
ωθεί γι'αυτή, 0* ποοβεί οτούς απαιτούμενους ελέγχους. 

Ολοι οι έλεγχοι 3α γίνουν με το ιυτό όργανο που 3α έχει επιλέξει 
Π Υπηρεσία. 

5.2. Λαμπτήρες ελέγχου: 

ΟΙ λαμπτήρες με τους οποίους 9α γίνουν οι έλεγχοι 3α είναι οι αντί¬ 
ο τοιχούντες οτο Φωτιστικό σώμα ως ηηος τον τύπο και την ισχύ, και¬ 
νουργείς, των εργοστασίων 053ΑΚ ή ?ΰΐΙ,ΙΡ5. Οι λαμπτήρες 3α προ¬ 
σκομίζονται από τον ανάδοχο ή τον 5ιαγωνιζόμενσ- 

4»'όοον η Υπηρεσία θελήσει, οι. λαμπτήρες 3α είναι από τα αποθέματα 
της Υπηοεοίας. 

5.3 . ΐάση ελέγχου; 

Η τάση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις μετοήοεις σε ανοικτούς 
χώοους από την τάση του δικτύου, που 3α ελέγχεται μ* βολτόμετοο. 
Διακυμάνσεις της χάσε ως από 230 έως 240 νοί/ί 3α θεωρούνται φυσιο¬ 
λογικές και ως μή επηοεάζουοες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις 3α χρησιμοποιείται σταθεροποιητής 
τάσεως 220/2237 5θΗ2 καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του οποίου 3ρ 
ελέγχεται με βολτόμετρο. 

5.4. Ελεγχος -31-177; 

Τουλάχιατον τρία από τα σντιοτικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και τα τρία, άλλως απορρίπτονται. 

Η επιλογή των φωτιστικών σωματίων που 3α ελεγχθούν γίνεται από 
την γπηοεοία. 

Κάθε ένα από αυτά 3α τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω σε γωνιόμετρο. 
η κεφαλή του οργάνου μετρήοεώς φωτισμού, 9α απέχει τουλάχιστον 
δέκα -φσοές την μεγίστη διάσταση της φωτοβολούοης πει φανεί ας. ©α 
υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γενικά 
ο χώοος 3α είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές μετρή¬ 
σεις. 

0 χώρος 3α επιλέγεται από την Υπηρεσία και 3α είναι είτε κρατικό 
εργαστήριο, είτε εργαστήριο κάποιου κατασκευαστού κατάλληλα εξο¬ 
πλισμένο. 

Θα μετρηθούν τα μεγέθη 1 90, 1 30 και 1 ΝΛΧ δια μετρήσεως της 
αντιστοίχου τιμής Β 99, 2 30 και Ε ΜΛΧ σε 1/ϋΧ και αναγωγής των- . 
σε 00 εκ της σχέοεως: 



όπου Β η απόσταση της διαχωοιοτικής γραμμής διαφανούς καλυμματος- 
κελύφους, και της κεφαλής του οργάνου(Λ0Υ80-ΗΕΤΡΟΥ). 

Β αναγωγή σε 30/1000 ΙΛΙΜΒΝ 3α γίνει βάσει της ονομαστικής φωτεινής 
ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεΥεί για τις μετρήσεις και που 
προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους του καταοι^υαοτοό. 

Ελεγχος μέθης τιμής λαμπρότητος, ολικής ομοιομορφίας λαμπρότητας 
και διααήκους ομοιομορφίας λαμπρότητας. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστώφν η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρίζε¬ 
ται οε κάναβό, σύμφωνα με όσα καθορίζει π Ζ.Χ.Β. 1955. 

Οι_ μετρήσεις μέσης λαμηρότητος και ολικής ομοιομορφίας εκτελούνται 
με την βοήθεια του οργάνου μετοήοεις λαμπρόεητος,σύμφωνα με 
όσα ορίζει η 3.1.Ε. 1955 και για θέση πασατηρητού απϊχουσα από το 
έοεισμα της οδού κατά την φορά ενός οχήματος κατά το 1/4 του πλά¬ 
τους της οδού. 

Πλάτος της οδού, σε περίπτωση υηάρ&εως νηαίδος, θεωρείται το πλάτος 
αηό του ερείσματος της νησίδας μέχρι το έρεισμα της οδού. 

Για την μέτοηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ωε Οέσις τον παρατηρη¬ 
τού για κάθε λωοίδα κυκλοφορίας, λαμθάνεται σημείο κείμενο στον . 
διαμήκη άξονα της λωρίδας αηέχον 50μ. από το πρώτο σημείο μετοήοεως. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέοκ τιμή .φωτισμού 
καθώς και την ομοιομορφία Φωτισμού Β,^.,,ελάχιοτο, ΐ βΑαχ 'ΐ 
μέγιστο. μέσο/.. 

Ηλεκτρρλογικός έλεγχος: 

Κλάοις μονώοεως. 

Ο έλεγχος Βα γίνει οε εργοστάσια επιλογής της Υπηρεσίας βάσει των 
κανονισμών Υ9Ι 0719. 


4.5. Εφντκτήρας καλωδίου: 

Τα καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα, .πρέπει να συγ¬ 
κροτείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο) ώστε να μήν καταπονείται ο ακρο¬ 
δέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος χαλαρώ- 
οεως της συοφίγζεως του παροχετευτώκου καλωδίου σε περίπτωση που 
τεντώνεται το καλώδιο. 

4 . 6. Λαμπτήρας: 

Ο λαμπτήρας 3α είναι λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής ηιέσεως, 
αηιοειδούς μορφής, διορθωμένου φάσματος, κάλυκας Ε.27, τάσεως * 
τροφοδοσίας 2207,50ΗΖ και θα. αποδίδει φωτεινή ροή 5.300 Ι<βΜΒΝ. 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του 3α είναι 6.000 ώρες. 



Τδ φωτιστικό αώμα θα είναι αυστηρός του τύπου βϋΤ-ϋ?? σύμφωνα με 
Την ςίΕ (1965) 

Τα Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα καθορί¬ 
ζονται στην μελέτη του έογου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα φωτοτε- 
πρΊκά μεγέθη που καθορίζει π μελέτη. 

διευκρινίζεται άτι, τα ζητούμενα αηό την μελέτη φωωοτεχνικά απο- 5.6. 

τελέοματα είναι τα -ελάχιστα παραδεκτά, με ανοχή 5% οε κάθε μέγεθος. 

*· κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολείπεται ηεοιοσότ$ρ 
'αηό 5% από τα καθοριζόμενα στη μελέτη, «ζαιρέση του δείκτου δημβώ- 
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Λοιποί έλεγχοι; 

Η γηροεσία διατηοεί το δικαίωμα πέοαυ των παραπάνω ελέγχων βα παοϊεί 
και οε οποιοβύποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να διαπιστώσει το σύμφωνο 
του ποοσωετομένου υλικού με τις προδιαγραφές, είτε μακροσκοπικά 
βίτβ ί^γαοιη^^απά. , 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεωοούνται επιτυχή εφ όσον δεν απέχουν 
πεχισσότεοο από 5% από τα ποοδιαγοαφόμενα. , , 

Εάν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπολείπεται 
της προδιαγ^αρης πεαισοότεοο από 5% το φωτιστικό σώμα θεωρείται οτι 
δεν πληγεί τις αοοδιαγοαφές και απορρίπτεται. 


21 .Σε ποιο εργαστήριο μετρήθηκαν τα ψωτοτεχνικά, ηλεκτρικά, οερμικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση): 

Η Υπηοεσία διατηρεί το δικαίωμα ναεπισκερΟει ανα πασα στιγμή το 
εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 


ΕΡΩΤΗΜΛΤΟΛΟΓΙΟ ΓIΑ ΤΟ ΟΩΥΙΣΓΙΚΟ ΣΩΗΑ 


Να συμπληρωθεί 
σ ζ, ραγιοθεί. εν 
του Φωτιστικού 


εν πρωτοτυπώ, από τον ποοσφέροντα και να υπογράψει^και 
πρωτοτυπώ, από τον ποοσφέοοντα και τον κατασκευαστή 
σώματος. 


I .. "ηωνυμία και 


διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος: 


2.Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, 
μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες 


όπου ανά πάσα στιγμή η Υπηοεσία 
μέρες και ώρες την παραγωγή: 


22.Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετοήσεως ψωτισμού(Λου :όμετοο) 
που χρησιμοποιεί για την ε.αγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποιος οτύπος του οργάνου; 


23.Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετ.ήσεως λαμποοτητος που χρησι- 
μοποείται για την εςαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και ποίος ο τύ¬ 
πος του οργάνου; 


. .Τύπος φωτιστικού σώματά- 


3.Υλικό κατασκευής του κέλυψους: 


24.Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκαταστασθεί σε δίκτυα 
του ΥΠ, ΠΣΡ . λΠΡ.και Δημ.'3,ογων πότε και πού. 


. Μέθοδος χυτεύσεως του χέλυγους- 

5 .. Υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύμματος: 

* Υλικό κατασκευής και πάχος των κλίπς στεοεώσεως του διαφανούς καλύμ¬ 
ματος · 


25 .Ποιους άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατασκευάζει 
ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και που έχουν εγκα¬ 
τασταθεί στα δίκτυο του ΥΠ-ΠΞΡ.ΧβΡ.Δ.Ε. 

25.15ε ποιούς άλλους τομέςς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστής του 
Φωτιστικού σώματος και από πότε. Δώσατε λεπβσμερείς πληοοφοοίες.. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ Ο ΓΙΑ ΤΟ.ΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

1,Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 


2. Υλικό κατασκευής του παοεμ3ύσματος στεγανοποιήσεως: 


2.Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 


Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του στ,οαγγαλιστικού πηνίου: 


3.Τύπος του λαμπτήρα. 


10. Πόσα μ.. ? συνολικά είναι οι χοησιαοπιούμενοι πυκνωτές: 


4.τάση τοοφοδοασίας και συχνότης: 


Ιλ.Ποία π ανώτατη θερμοκρασία σε στην οποία λειτουργεί ο πυκν< 4 *ής; 


? Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται; 


ιίού'ζ η εξωτερική διάμετ.ος του ' >αχίονος που δέχεται το φωτιστικό 

σώμα . 


5-Ποία η φωτεινή ,οοή του λαμπτήρα; 

α.Μετά 100 ώρες λειτουργίας 
3.Μετά 2000 ώοες λειτουργίας 
γ.Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 

5.Μετά 5000 ώρες λειτουργίας 


δ.Ποίο το ρεύμα εναύσεως σε Λ: 

7. Ποίο το οεύμα λειτουργίας σε Α: 

8. ποίος ο χοόνος ϊ^ωής του λαμκτΛοα: 


ποίες οι απώλειες του στραγγαΚιστικού πηνίου σε ΗΑΤΓ: 


•Ποία η ανώτατη ·>ε ιμο3αύμί6α Δ„ του στ ραγγαλιστικού πηνίου; 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ο δ -2 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜΟΝ ΥΔΡΑΡΓΎΚ>'' 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 250Ε ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 


- Ίσιος ο λόγρς της συνοδικής ε ;ε ιχόμενης από το φωτιστικό σώμα Φωτει¬ 
νής ίσης, 9/θς την Φωτεινή >οή του λαμπτή ρος . 

", Ποία ποσοστό της συνολικής ^ερχόμενης φωτεινής ροής κατευθύνεται 
Πίος το κάτω ημισφαίριο. 

8. Ποίες οι εντάσεις. 1 30, 1 30 και 1 33 οε κανδέλες ανά 1.000 1/όΜΕΝ; 


Ο.Ποία π φωτοβολούσα πλευρική ;:χΐφάνεια του φωτιστικού σώματος σε 
τ ε τ χχγ ων ι κά μέ τ τ ι 

’Ο.Υπο ποια γωνία κλίσεως του Λ ιαχίονος ως προς το οοιςόντιο επίπεδο 
επιτυγχάνονται τα ρωτομετ.ικά αποτελέσματα της μελέτης: 


Τ. ΓΕΝΙΚΑ^ 

1.1, Φωτιστικό σώμα μιός λυχνίας ατμών υδραργύρου, υψηλής πιέσεω*, 
ισχύος 250\'', κατόλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα,εγχωρίου κστσ- 
οχκευής, κατόλληλο για συνεχή λειτουργία ατο ύπαιθρο και αε θερ¬ 
μοκρασία περιβάλλοντος σπδ-20 έως + 30 βαθμούς 0 , χωρίς αλλοίωση 
των κατασκευαστικών του στοιχείων,(όπως παραμόρφωση υλικών από 
πλαστικό) και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργόνων του 
φωτιστικού σώματος, 

1.2. Κόθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείτα,ι βασικό από τα κότωθι επί μέ- 
-ρ,ο,υς τμήματα:· 

-κ£^μ/»ος 

-διαφανής κώδωνος. 

-ηλεκτρική μονάδα που- φέρει τα ηλεκτρικά όργανα. 

2.Κ ΕΛΥΦ0Σ: 

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος Θα αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα 
από χυτοπρεσσσριστό κρόμμα αλουμινίου με λείες επιφόνειες χωρίς επι¬ 
φανειακός ανωμαλίες,κατασκευασμένο όι'εγχόσεως υπό πίεση, σε μεταλ¬ 
λικές μήτρες. Η Υπηρεσία ανό πόσα στιγμή διατηρεί το δικαίωμα να 
ελέγξει τον τρόπο κατασκευής του φωτ-ιστικοό σώματος στο εργοστόσιο 
κατασκευής. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Οκοιαδήποτε άλλα μεταλλικά «(αρτύματα θα «(ναι κατασκευασμένα 
α*ό ανοζβίδωτο χάλυβα, ή θα έχουν υπσατεί ηλεχτρολυτιχά αντιδιαβρω- 
τική επεξεργασία. 

κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικά μα δύο «τρώσεις αντιδιαβρω- 
τικήςβαφής,φούρνου (χρώματος γκρί ανοιχτό) και εσωτερικά μα βαφή 
φούρνου χρώματος λευκού, αχτός και εάί> εσωτερικόεκτός αχό τα κά¬ 
τοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια* 

Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργσαίαίβαφή,ψε'υδσργύρωοη 
χλπ.) των κανών μετάλλων που υπόχεινται αε Διάβρωση ή σκόύριααμα, 
που χρηαιμοποιοΰνται για την κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτιστι¬ 
κού σώματος, 6εν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω ανσφερό- 
μενα μέταλλα. 

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα.κάτοπτρο ή κάτοπτρα για τη 
δημιουργία ασύμετρης κατανομής φωτισμού. 

Το κάτοπτρο δύναται να είναι ολόσωμο ή να σποτελείται. οπό δύο πλευρικά 
κάτοπτρα.Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασμένα από χημικά 
χαλαρό αλουμίνιο Καθαρότατος 99,955 ανοόειωμένα ή στιλβωμένα. 

ΒΓ στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα εάνοι τέτοια ώοέε νά επιτρέπε¬ 
ται η μετακίνηση των κατόπτρων για την ρύθμιση της^έκπεμπομίνης φω¬ 
τεινής ισχύος. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωμου κατόπτρου ή ρύθμισή 
της φωτεινής ροής θα γίνεται με την μετακίνηση της \υχνιολαβής της 
οποίας η στήριξη οτο κέλυφος θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα, ώστε να 
είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. 

Το πίσω τμήμα του κέλυφους θσ είναι διαμορφωμένο σε υποδοχή βρσχίο- 
νος, εξωτερικής διαμέτρου 42 χιλιοστών. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο,ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος (σταθερή 
στερέωση) και »"^υγράμμιαη του άξονα του φωτιστικού με τον άξονα του 
βραχίονα. 

Κάθε φωτιότΊκό σώμα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη 8 40. 

Λ φωτιστικά σώματα θα είναι αυστηρός του τύπόυ· ΟΙΙΤ-ΟΤ*. 

3, ΔΙΑΦΑΝΗΕ> ΚΟΛΟΝΑΣ: 

Κάθε φωτιστικό θα κλείεται· στο κάτω μέρας με κώδωνα από ειδικό 
διαφανές πλαστικό ή πυρίμαχο γιαλί,ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές 
καταπονήσεις*και χωρίς ελκτικέξ ιδιότητες σκόνηςώστε νν μή ρυπσί- 
νεται από αύτή, 

Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό Οεοπρένιο 
ή· τσόχα, ι υλικά ανθεκτικά στο ύπαιθρο ^τΛγι’ στις έντονες καιρικές μετα¬ 
βολές Και βτη θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικοό δώματος. 

Ο συνδισθμός διάφανούς κώδωνα και κελύφους θααποτελή το χώρο 
του λαμπτήρα, και θα εξασφαλίζει κατ'ελάχιστο προστασία ? 
κατά ΌΤΒ 40050 ή ΓΡ 44 κατά ΓΟΕ 144. 

0 χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυμμα και θα έχει 
προστασία Ρ 22 κατά βΕί 40050. 

Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια όστε να παρέ¬ 
χεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση που απάοη 
εύχολα να αντίκατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά το άνοιγμα του 
φωτιστικού σώματος για συντήρηση ή αντικατάσταση του λαμπτήρα,να 
παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο αώμα του φωτιστικού ώστε να επι¬ 
τρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και τα δύο του χέρια· 
αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς 
τη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΟΒΆΑΑ: 

Ολα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή στραγγαλ^ 
στικό πηνίο,πυκνωτής και αντιπαρααιτική διάταξη θα είναι τοποθετη¬ 
μένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από το χώρο του λαμπτήρα, 
διαχωριζόμενο από αυτόν με διάφραγμα που να έμποδίζει την άμεση 
επίδραση στα όργανο, της θερμότητας που δημιουργέίται από τον λαμ¬ 
πτήρα. 0 χώρος των οργάνων Θα βρίσκεται στην, προέκταση του χώρου 
του λάμπτήρα και «ωσδήποτε .όχί κάνω από αυτόν. 

Για την απαφωγή της θερμότητας, ο χώρός των οργώωων' βρέχει να 
«ερίζεθαι αρκετά και η ■ εξωτερική επιφάνεια τον νά είναι ικανών δια¬ 
στάσεων. 3 θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρον των οργάνων πρέπει 
ιία διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς 0 χαμηλότερα από την επιτρεπτή 
θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων «οργάνων για όλη τήν περιοχή 
θερμοκρασιών λειτουργίας του φωτ.σώματος. 

Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνου θα πραγματοποιεί¬ 
ται με εύκάματους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει αε υ+ηλή θερμο¬ 
κρασία και μάλιστα πάνω αχό 120 βαθμούς 0 , θα είναι δε γενικώς 
τέτοια ώοτε να εξασφαλίζει στο φωτιστικά σώμα ηλεκτρική προστασία, 
πλάσεως μονώσαως ? κατά ΤΟΒ 07ΤΟ. 

Βιδικώτεοα: 

4.1.Το στραγγαλιστικά πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα 

που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 220Υ υπό_ 

σνχνότητα 50ΗΖ, οι δε απώλειές του να μην υπερβαίνουν ςοΆοώ 1 
της ονομαοτικής τον ισχύος. 

Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικά πηνίο πρέπει να είναι κατασκευα¬ 
σμένο κάτά τους κανονισμούς νβΕ 0712, και να φέρει το σχετικό 
σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 


4.2.0 πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση^σε συνδιαομό με το 
οτραγγολιστικό πηνίο κστά τξτοιο τρόπο ώστε νσ εξασφαλίζει 
συντελεστή,ισχύος μεγαλύτερο ή ίοο με 0,Β5. 

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν παρσλ- 
λήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
για θερμοκρασία περιβάλλοντος χατ'ελάχιατο 85 βαθμούς σ, και 
να φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά 
τους κανονισμούς νϋΕ 0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα 
της εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

4.3. Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από 

τον λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμμών,η ηλεκτρι¬ 
κή μονάδα, εφ'όσον απαιτείται από την διακήρυξη, θα φέφει σντι- 
παρασιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς ϋΙΗ 0Θ75 και 0876 
και τις προδιαγραφές ΜΙΤΛ-1-16910 Α και ΗΧΤ,Τ,-1-26600. 

Το ατραγγαλιστικό πηνίο θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του 
αυτού κατασκευαστού με τον λαμπτήρα. 

Άλλως θα πρέπει, απαραίτήτως να είναι εγκεκριμένο από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς γνωστούς Οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των 05ΗΑΜ, 
ΡΗΙΊΓΡ3,ΟΕΙΤΕΗΑΙι ΒΙιΕΟΤΚΙΟ, ΜΑΖΒΑ, ΤΗΟΙΪΝ, 3ΥΙ.νΑΙΤΐΑ και θα πρέπει 
να φέρουν 'επ'αυτών το σήμα εγκρίσεως. 

4.4. Δ ιακλαδωτήρας: 

έάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης στα¬ 
θερά προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμο¬ 
λογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 
έως τον διακλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση 
του διακλαδωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ τα φωτιστικό να μπορεί να 
λειτουργήσει. 

4.5. Σφι γκ τήρας κα λωδίου : 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
συγκροτείται με σφιγκτήρα(περΐλαίμιο) ώστε να μην καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μην υπάρχει κίνδυνος 
χαλσρώσεως της συαφίγξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περί¬ 
πτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

4.6. Ασυπτήρ ας: 

0 λαμπτήρας Οα είναι λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πιέαεως, 
απιοειδούς μορφής, διορθωμένου φάσματος, κάλυκος Β 40,τάαεως 
τρόφοδοοίας 220Υ, 50ΗΖ και θα αποδίδει φωτεινή ροή 13.000 ·Ό.ξ'?3Ρ. 

0 ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

5·Φωτο τεχνικά χαρακτηρι στι κά; 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυατηρώς του τύπου ουτ-ΟΡΡ σύμφωνα 
με την ΟΓΕ (1965). 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος,θα είναι 
τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο σύμφωνα μ* όσα 
καθορίζονται, στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητού¬ 
μενα φωτοτεχνικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά 
αποτελέσματα είναι τα ελάχιστα παράδεκτά, με ανοχή 3ώ σε κάθε 
μέγεθος.Σε κανένα μεμοναιιένο μέγεθος δε\ί επιτρέπεται να υπολεί¬ 
πεται περισσότερο από 55* οπό τα καθοριζόμενα στην μελέτη, .έξαι- 
ρέαη του δείχτου θαμβώαεως ο οποίος δεν πρέπει υα είναι μεγαλύ¬ 
τερος του προδιαγραφομένου Λέραν του '5$. 

5.1. Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, 
απαρα\τήτως, τα στοιχθία που ακολουθούν, αε επίσημα, χαρτιά του 
οίκου κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήραν και οργάνων, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα εν πρωτοτύπω από τον κατασκευαστή 
των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων και από τον συμμετέ- 
χοντα στην δημοπρασία. 

5.1.1. Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΡΗ03ΡΕ0Τϋ3). 

5.1*2.Καμπύλές αυντελεστού χρηάιμοποιήσεως. 

5.1- 3.Διάγραμμα πολικής κατανομής σεδύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα 

κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώματος. 

. 5.114.Καμπύλες Ι30υπ. 

5*1.5.Καμπύλες ίσης λσμπρότητος. 

5.1 *6.Μελέτη, με βάση τα παραπάνω, στοιχεία από την οποία να προκύπτει 
σαφώς ότι η τοποθέτησή των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων,σύα- 
'- φώνα με όσα καθορίζει η μελέτη του έργου,έχει αάν αποτέλεομα την 
Άπίτευξη των φωτομετρικών μεγεθών που απαιτεί α μελέτη. 

5.1.7.Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για 
τους προαφερομένους λαμπτήρες και (καμπύλη θνησιμότητας. 

5.1. β.Προαπέκτους του λαμπτήρα με γραφικήν απεικόνιση του φάσματος 

εφχ^μκύς και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
'από'ώρες λειτουργίας. 

5.1.9.70 παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 

5.1- ΙΟ.Προαπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του ατρβγγαλιστιχού πη¬ 

νίου, μί' λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ΒΛΤΤ, συντελεστή 
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ισχύος χωρίς διόρθωση Ουνημιτόνσυ, απσιτούμενη χωρητικότητα 
για διόρθωση συνημίτονου μεγαλύτερη ή ίση του 0,85,ρεύμα λειτουρ¬ 
γίας και γενικό κόθε στοιχείο που μπορεί να βοηθάει την Υπηρε¬ 
σία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιότητα του υλικού. 

5.1.11. Υπεύθυνο δήλωση του Υόμου 105» στην οποία ο συμμετέχων στον δια- 
φωνισμό 9α δηλώνει ανεπιφύλακτα το χρονικύ διάστημα για το οποίο 
εγγυόται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκαταστόσεως 
από της ημερομηνίας υπογραφές του πρωτοκόλλου περατώαεως εργα¬ 
σιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως, 

5.1.12. Κατόλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρωτοτύπω, 
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή και τον συμ— 
μετέχοντα. 

6, Κκτελοΰ^ενοι^έλενχοι^ 

£ .1. 'Οβχανα_ε λέχχου^ 

Κόθε διαγωνιζόμενος ή πόνε ανόδοχος έργου είναι υποχρεωμένος εφ' 
όσον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να'θέσει στην διόθεση της 
Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως φωτισμού $κρι- 
βείας, και έναόργανο μετρήσεως μέσης και τοπικής λαμπρότητας. 

Ιϊ Υπηρεσία θα ελέγξει την αξιοπιστία των ρργόν.ων, και αφού βεβαιω¬ 
θεί γι'αυτή, θα προβε,ί στους απαιτούμενσυς ελέγχους. 

Ολοι οι έλεγχοι θα γίνουν με το ευτό όργανο που θα έχει επιλέζει 
η Υπηρεσία. 

Λ2ΗΗ3β£5~ί-£ίϊΧ2ΗΙ 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι θα είναι οι αντι- 
στοιχούντες στο φωτιστικό σώμα ως προς τον τύπο και την ισχύ,και¬ 
νουργείς, των εργοστασίων 08ΠΑ?Τ ή ΤνΐΤ>Ιΐ 8. Οι λαμπτήρες θα προσκο¬ 
μίζονται από τον ανόδοχο ή τον διαγωνιζόμενο, 

Εφ'όσον η Υπηρεσία θελήσει, οι λαμπτήρες θα είναι από τα αποθέματα 
της Υπηρεσίας. 

6.3. Τόσηελέγγου: 

Η τόση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις μετρήρε ις-.σε ανοικτούς 
χώρους από |ην τόση του δικτύου, που θα ελέγχεται με βολτόμετρο. 
Δισκυμόνσείς της τόσεως από 200 έως 240 ΥΟΤιΤ θα θεωρούνται φυσιο¬ 
λογικές και ως μη επηρεόζουσες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιητής 
τόσεως 220/220V 50ΓΙΖ καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του οποίου θα 
ελέγχεται με βολτόμετρο, . 

6.4. Ίλε^ο^^ΟυΤ-ΟΡΤ 

Τουλόχιστον τρία από τα φωτιστικό σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν χαι τα τρία, όλλως απορρίπτονται, 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμότων που θα ελεγχθούν γίνεται από την 
Υπηρεσία. 

Κόθε ένα από αυτό θα τροφοδοτηθεί με την σνομασττκή του τόση λει¬ 
τουργίας» κατόλληλα τοποθετημένο πόνω σε γωνιόμετρο. 

♦ Η κεφαλή του οργόνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλόχιστον 
δέκα φορές την μεγίστη ΰιόσταση της φωτοβολούσης επιφανείας.Θα 
υπόρχουν διαφρόγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γενικό ο 
χώρος θα είναι κατόλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές μετρήσεις. 

0 χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσία και θα είναι είτε κρατικό 
εργαστήριο, είτε εργαστήριο κόποιου κατασκευαστού κατόλληλα εξο¬ 
πλισμένο» 

Θα μετρηθούν τα μεγέθη 1 90, 1 80 και 1 ΗΑΧ δία μετρήσεως της 
αντιστοίχου τιμής Ε 90, Ε 80 και Ε ΚΑΧσε ΙΐΙΧ και αναγωγής των 
σε 00 εκ της Σχέοέως 



όπου η η απόσταση της διαχωριστικής γραμμής διαφανούς χαλύμ- 
ματος-χελύφους, και της κεφαλής του οργόνου(Λ0ΥΓ:Ό-?!ΒΤΡ0 ν ). 

Γ αναγωγή σε ΟΡΊΟΟΟ Υ'ΜΕ·· Τ Οα ν(να βόσει της ονομαστικής φω¬ 
τεινής ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεγεί για τις μετρήσεις 
και που προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους του κατσσκευσ- 
στού, 

..5» ^•“λεγχος μέσης τιμής λαμπρότητας, ολικής ομοιομορφίας λαμπρότη¬ 
τας και διαμήχους ομοιομορφίας λαμπρότητας. 

' : ετσξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφόνεια του οδοστρώματος χωρί¬ 
ζεται σε χόναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η Ο.Ι.Ε. 1965. 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητας και ολικής ομοιομορφίας εκτελούν- 
τσι με την βοήθεια τον οργόνου μετρήσεις λαμπρότητας, σύμφωνα· με 
όσα ορίζει η 0. Τ .Κ. 1965 και για θέση παρατηρητού απέχουσα από 
το έρει σμα της οδού κττό την φορό ενός οχήματος κατό το 1/4 του 
πλότους της οδού. 

ΓΛότος της οδού, σ<* περίπτωση υπόρξεως νησίδας, θεωρείται το 
πλότος από του ερείσματος της νησίδος αέ-,.ρΐ το έρεισμα της οδού. 
Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρα— 
τηρ^τού για πόθε λωρίδα κυκλοφορίας,λαμθόνετσι σημείο κείμενο 
χτον δισμήκη όξονα της λωρίδας σπέχον 6θμ. από το πρώτο σημείο 
μετρήσεως, 

·'. Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμή 

φωτισμού, κα'.-ώς και την ομοιομορφία φωτισμού Ε , Έ . , 

μέσο ελόχιστο, 

'ελόχιστο ’μέγιστο. 


5. 6. ?Γλεκ τρολο γ ι κός έλεγ χος: 

Χλόσις μονώσεως. 

0 έλεγχος θα γίνει σε εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βόσει 
των κανονισμών 7ΓΞ 0710. 

6.7.Λοιπο ί έλεγχοι: 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπόνω ελέγχων να 
προβεί και σε οποιοδήποτε όλλο έλεγχο επιθυμεί για να διαπιστώσει 
το σύμφωνο του προσφερομένου υλικού με τις προδιαγραφές, είτε 
μακροσκοπικό είτε εργαστηριακό. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεψρούνται επιτυχή εφ'όσον δεν 
απέχουν περισσότερο από 5'Ζ από τα προδιαγραφόμενα. 

Εόν σε οποιαοδήποτε ελεγχόμενο-μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπολεί¬ 
πεται της προδιαγραφής περισσότερο από 53 το φωτιστικό σώμα θεω¬ 
ρείται ότι δεν πληρέί τις προδιαγ^αφές^και απορρίπτεται. 

ΕΒ^ΓΙΙΤΟΑΟ ΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΤΙΣΤΤΚ Ο ΣΦ-ΙΑ 

Να συμπληρωθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντσ και να υπογραφεί 
και σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντσ και τον κατασκευαστή 
του φωτιστικού Σώματος, 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασχευσστή του φωτιστικού σώματος: 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου ανό πόσα στιγμή ή Υπη¬ 
ρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργόσιμές μέρες και ώρες την 
παραγωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος: 

4. Υλικό κατασκευής του κέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτεύσεως του κέλυφους: 

6. Υλικό κατασκευής του διαφωνούς καλύματος: 

7. Υλικό κατασκευής και πόχος των κλίπς στερεώσεως του διαφανούς 
καλύμματος: 

3. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως: 

9. Επωνυμίακσι διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγσλιστικού 

πηνίου: . **> ■■■’·'- 

10. Πόσα μΓ συνολικό είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές: 

11. Πσία η ανώτατη θερμοκρασία σε °0 στην οποία λειτουργεί ο πυκνωτής: 

12. Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχόνεται: 

13. Ποία η εξωτερική διόμετρος του βραχίονος που δέχεται το φωτιστικό 
σώμα: 

14. Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιστικβύ πηνίου σε «ΑΤΤ: 

15. Ποία η ανώτατη θερμοβαθμίδα Δθ του στρσγγαλιστικρύ πηνίου: 

16. Ποίος ο λόγος της συνολικής εξερχόμενης από το. φωτιστικό σώμα 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρος: 

17. Ποίο ποσοστό της συνολικής εξερχόμενης φωτεινής ροής κατευθύνεται 
προς το κότω ημισφαίριο. 

18. Ποίες οι εντόοεις: 1^ 0 , 1 8ο και 1 08 σε χανδέλες ανό 1.000 ΠΠΗΕΚ. 

13. Ποία η φωτοβολούσα πλευρική επιφόνεια του φωτιστικού σώμστος σε 
τετραγωνικό μέτρα: 

20. Υπό ποία ν ωνία κλίσεως του βραχίονος ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο επιτυγχόνονται τα φωτομετρικό αποτελέσματα της μελέτης: 

21, Σε ποιό εργαστήριο μετρύθηκαν τα φωτοτεχνικό,ηλεκτρικό, θερμικό, 
και μηχανικό χαρσκτηριστικό του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση); 
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Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί α\>6 πάσα στί'Ίΐή 
το εργαστήριο αυτό κσι να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 
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22. Ποίος ο κατασκευαστές του οργάνου μετρήσεως φωτισμού( Αουξόμετρσ) 
που χρησιμοποιεί γιατην εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου: 


23. Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμπρότητας που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου: 


24. Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώμστα έχουν εγκατασταθεί σε 
δίκτυα του ΥΠ.ΠΕΡ.ΧΩΡ.Δ.Ε,.ν : £π0τε και πού. 

/· 

25. Ποιούς άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατα¬ 
σκευάζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και 
που έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυα του ΥΪΙ.ΤΠ??.ΧΩ?.Δ Γ«. * 


26. Με ποιούς άλλους τομείς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστή^ 
του φωτιστικού σώματος και από πότε. Εώσατε λεπτομερείς πλη- 
ροφορ ίες.. 

' ΕΡΩΤΙΗΙΑΤΟΛΟΓ.ΤΟ ΓΙ Α ΤΟ Υ Σ_Λ ΑΜΠΤΗΡΕΣ: 

1. Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευαατού του λαμπτήρα 


2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 


7ο κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικά με δύο στρώσεις σντιδια- 
βρωτικής βαφής (χρώματος γκρί ανοικτό)φούρνου και εσωτερικά αε 
βαφή φούρνου χρώματος λευκού, εκτός και εάν εσωτερικά εκτός ατό 
τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια. 

Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία(βσφή, ψευόαργύρωστμ_. 
κλπ) των κοινών μετάλλων που υπόκεινται σε διάβρωση ή σκούσ^ασμα,* 
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξωτερικών μερών , Λ 

φωτιστικού σώματος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τ» κ/νφ* 
τέρω σναφερόμενα μέταλλα. » / * ■*' 

°ο φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα *για 
τη δημιουργία ααύμετρης κατανομής φωτισμού. 

Το κάτοπτρο δύναται να είναι ολόσωμο ή να αποτελείται από δύο 
πλευρικά κάτοπτρο. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευα¬ 
σμένο από χημικά καθαρό αλουμίνιο καθαρότητος 93,955 ανοδειωμένα 
ή στιλβωμένα. 

Η στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επι¬ 
τρέπεται η μετακίνηση των κατόπτρων για την ρύθμιση της ςκπεμπομέ- 
νης φωτεινής ισχύος. 

Διευκρινίζεται οτι στην περίπϊωση του ολόσωμου κατόπτρου, η ρύθμι¬ 
ση της φωτεινής ροής θα γίνεται με την μετακίνηση της λυχνιολαβής 
της οποίας η στήριξη στο κέλυφοςι θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα, 
ώστε να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. 

Το πίσω τμημ# του κέλυφους θα είναι διαμορφωμένο σε υποδοχή, 
βραχίονος, εξωτερικής διαμέτρου 60 χιλιοστών. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυνχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος 
(σταθερή στερέωση) και ευθυγράμμιση του άξονα του φωτιστικού με 
τον άξονα του βραχίονα. 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από προρσελάνη 
Ε 40. ’ 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αυστηρώς του τύπου ΟΠΤ-ΟΡΡ. 


3. Τύπος του λαμπτήρα: 


4. Τάση τροφοδοσίας και συχνότης: 

5. Γίοία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 

α.Μετά 100 ώρες λειτουργίας 
β.Ηετά 2000 ώρες λειτουργίας 
γ.Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 
δ.Μετά 6000 ώρες λειτουργίας 

6. Ποίο το ρεύμα εναύσεως σε Α: 

7. ·Ποίο το ρεύμα λειτουργίας σε Λ: 

8. Ποίος ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα: 

ΤΕΧΓΤΧΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ο .*.-3 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΙΤΛ ΑΤΜΟΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΣΕΣΕΩΣ 400\Υ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1. ΓΕΡΙΚ Α: 

1.1. *Φωτιστικό σώμα μιάς λυχνίας ατμών υδραργύρου, υψηλής πιέσεως, 

ισχύος 400?/, κατάλληλο για τοποθέτηση αε βραχίονα, εγχωρίου 
κατασκευής,κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο, 
και σε θερμοκρασία περιβάλλοντοςαπό -20 έως + 30 βαθμούς 0, 
.χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων,(όπως παρα¬ 
μόρφωση υλικών από πλαστικό) και δυσμενή επίδραση στο χρόνο 
ζωής τον οργάνων του φωτιστικού σώματος. 

1.2. Κάθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται βασικά από τα κάτωθι επί 
μέρους τμήματα; 

- Κέλυφος 

- Διαφανής κώδωνας 

“ Ηλεκτρική μονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα. 

2 * ΚΕΛΥΦΟΣ^ 

αΟ κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ένα ενιαίο 
τ ί±ήμα από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου με λείες επιφάνειες 
χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες, κατασκευασμένο δι'εγχύσεως υπό πίε- 
σ Ίι σε μεταλλικές μήτρες.Η·Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή ^διατηρεί το 
δικαίωμά να ελέγξει, τον τρόπο κατασκευής που φωτιστικού σώματος 
στ ° ε ΡΥοστάσιο κατασκευής. 

Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι κατασκευσμένα 
οπό ανοξείδωτο χάλυβα, ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολυτικά αντι- 
° ι οβρωτική επεξεργασία. 


3. Δ ΙΑΦΑΉΙ Σ ΚΏΔΩ Ι.ΑΣ: 

Κάθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω μέρος με κώδωνα από ειδικό 
διαφανές πλαστικό ή πυρίμαχο γιαλί, ανθεκτικό σε μηχανικές κατα¬ 
πονήσεις ανθεκτικό στην περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του 
φωτιστικού δηλ, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20°0 έως 
+ 30°0.,και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να μή ρυπαίυε- 
ται από αυτή. 

0 κώδωνας θα φέρει περιφερειακά παρέμβυσμα από ελαστικό νεοπρέ- 
νιο ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρι¬ 
κές μεταβολές και στην θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού 
σώματος. 

0 συνδυασμός διαφανούς κώδωνα' και κελύφονς θααποτελή το χώρο 
του λαμπτήρα, και θα εξασφαλίζει κατ'ελάχιστο προστασία Ρ 33 
κατά ΠΙ’Ι 40050 ή ΙΡ 44 «ατά ΙΟΕ 144. 

0 χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτβρο κάλυμμα και θα έχει προ¬ 
στασία ?22 κατά ΓΙΕ 40050 ή ΙΡ 23 κατά ΤΟΚ 144. 

:ΐ στερέωση του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέ¬ 
χεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση που 
σπάση εύκολα να αντικαταστα'θεί. ί α δύναται δε αυτό κατά το 
άνοιγμα του φωτιστικού σώματος για συντήρηση ή αντικατάσταση 
του λαμπτήρα, να παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα 
του φωτιστικού ώστε να επιτρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί 
και τα δύο του χέρια.Ηα αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να είναι 
εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΥΛΑ 

/Ολα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώματος, δηλαδή ατραγγαλ.-. 
στικό πηνίο, πυκνωτής και αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθε¬ 
τημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό/ χώρο από το χώρο του λαμ¬ 
πτήρα, διαχωριζόμενο από αυτόν με .διάφραγμα που να εμποδίζει την 
άμεση επίδρσση'στσ όργανα,της θερμότητας που όημουργείται ατό 
τον λαμπτήρα. 0 χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση 
του χώρου του λσμπήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να 
αερίζεται αρκετή χαι'η εξωτερική επιφάνειά του να είναι ικανών 
διαστάσεων. Π θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων 
πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς σ χαμηλότερα από 
την επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για 
όλη την περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώμα¬ 
τος. 

Κ συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών, οργάνων θα πραγματοποι¬ 
είται με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή 
θερμοκρασία και μάλιστά πάνω από 120 βαθμούς σ, θα είναι δε 
• γενικώς τέτοια ώστε να. εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμ<? ηλεκτρι¬ 
κή προστασία, κλάσεως μονώσεως I κατά ΥΠΕ 0710. 

Ει δικώ τέρα: 

4.1.Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι χτάλληλο για τον λαπτήρα 
που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 220Υ 
υπό συχνότητα 50ΚΖ, οι δε απώλειές του να μην υπερβαίνουν το 
1052 της ονομαστικής του ισχύος. 
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Κατά τα λοιπά το ατραγγσλιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατασκευα- 
ο,ιίνο κατά τους κανονισμούς νϋΕ 0712, και. να φέρει το σχετικό 
σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 

4.2.0 πυκνωτής Οσ είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασμό με το 
στραγναλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει 
συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο .ή ίσο με 0,85. 

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι βυνδεδεμένοι εν παραλλήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελάχιστο 85 βαθμούς 0, και να 
φέρουν αντίσταση εκφορτίαεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές ποέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά 
τούς κανονισμούς νΧ)Ε 0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα της 
εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

4,3.Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον 
λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμμών, η'ηλεκτρική 
μόνάδα, εφΌσον απαιτείται από την διακήρυξη,θα φέρ.ει αντιπαρα- 
σιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς ])Ι*ϊ. 0875 και 0376 και 
τις προδιαγραφές ΜΠιΤ>-1-16910 Λ και ΜΤΕΤι-ϊ-266οο. ■ 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του 
αυτού κστασκευαοτού με τον λαμπτήρα. 

Άλλως θα πρέπει, απαραιτήτως \$ είναι εγκεκριμένο από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς γνωστούς Οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ .των 03ΚΑΜ, 
ΡΗΙ10ΙΡ3,ΟΕΝΕΗΑΧ» Εΐ,ΕΟΤΚίσ,ΪΙΑΖϋΑ,ΤΗΟΗΓ, δΥΤΛΓΛΝΙΑ και θα πρέπει να 
φέρουν επ'αυτών το σήμα εγκρίσεως. 

4*4.Δι ακλα δωτήρας: 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να $έρει διακλαδωτήρα πορσελάνης στα¬ 
θερά προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυφος.Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμο¬ 
λογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 
έως τον διακλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση 
του διακλαδωτήρρ με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να μπορεί· να 
λειτουργήσει. 

4,5.Σ?ιγκτήρας καλωδίου: 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
συγκροτείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο)ώστε να μην καταπονείται ο 
ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος 
χσλαρώσεως της συσφίξεως τού παροχετευτικού καλωδίου δε περίπτωση 
_ που τεντώνεται το καλώδιο; 

4.6. Ασ^πτήβσς^ ^ 

0 λαμπτήρας θα είναι λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσε/.ις, 
σπιοειδούς μορφής, διορθωμένου φάσματος, κάλυκος Ε 40,τάσεως 
τροφοδοσίας 220Υ, 50 Τ ΙΖ και θα, αποδίδει φωτεινή ροή 22.000 ΕΗΜΕΗ. 

0 ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυατηρώς του τύπου ΟΠΤ-ΟΡΕ σύμφωνα 
με την ΟΧΕ (1965). 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα* τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα καθο¬ 
ρίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα φωτο¬ 
τεχνικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά αποτε¬ 
λέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά, με ανοχή 5Ζ σε κάθε μέγεθος. 

Σε κανέ-α εμονωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολείπεται περισ¬ 
σότερο από 5/> από τα καθορίζομε να στην μελέτη, εξσιρέση*του δίκτου 
θαμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του προδιαγρα- 
φομένου πέραν του 5&. 

5.1.Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος υπο¬ 
βάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, απα- 
ραιτήτως, τα στοιχεία που ακολουθούν,σε επίσημα *ι*βίά του οίκου 
κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οργΛων,σφραγισμέ- 
να και υπογεγραμμένα εν πρωτοτύπω από τον κατασκευαστή των φωτιστι¬ 
κών σωμάτων και των λαπτήρων και από τον συμμετέχοντσ στην δηαο- 
πρσσία. 

5.1.1.-Λεμπτομερή τεχνικά φυλλάδισ(ΡΗΟδΡΕΟΤυδ). 

5.1.2. -Καμπύλες συντελεστού χρησίμοποιήσεως. 

5.1.3. -Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα 

κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώματο-ς. 

5.1.4. -Καμπύλες ΐδΟτ,ηχ, 

5.1.5. -Καμπύλες ίσης λαμπρότητας. 

5.1.6. -Μελέτη, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, από την οποία να προκύπτει 

σαφώς ότι η τοποθέτηση των προσφερσμένων φωτιστικών* σωμάτων, σύμφω¬ 
να με όσα καθορίζει η μελέτη του έργου, έχει σάν αποτέλεσμα την 
επίτευξη των φωτομετρικών μεγεθών που απαιτεί η μελέτη. 

5.1.7. -Καμπύλη πΐώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για τους 

προσφερόμενους λαμπτήρες και καμπύλη θνησιμότητας. 


5.1.8. -Προσπέκτσυς του λαμπτήρα με γραφική απε-ικόν4ση-που-φάσματος 

εκπομπής και με' την ονομαστική φωτεινή ροή τόυ λαμπτήρα μετά' 
από 100 ώρες λειτουργίας.- 

5.1.9. -Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 

5.1.10. -Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του στραγγαλιστικού πηνίου, 
'με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ί?ΑΤΤ, συντελεστή ισχύος 
χωρίς διόρθωση συνημιτόνου, απαιτούμενη χωρητικότητα για διόρθω¬ 
ση συνημιτόνου ;,ε\τλύτερη ή ίση του 0,85, ρεύμα λειτουργίας και 
γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την Υπηρεσία να δια¬ 
μορφώσει γνώμη ως προς την ποιότητά του υλικού. 

5.1.11. -Υπεύθυνο δήλωση του Νόμου 105 / 69, την οποία ο συμετέχων τ^ου 

διαγωνισμό θα δηλώνει ανεπιφύλακτα ίο χρονικό διάστημα.για το 
οποίο εγγυάται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατα- 
στάσεως από της ημερομηνίας υπογράφής του πρωτοκόλλου περατώ- 
σδως εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως. 

5.1·12^-Κατάλληλα συμπληρωμένα, τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρωτοτύπω, 
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από του κατασκευαστή και τον 
συμμετέχοντα. 

6, Εκτελόύμενοι έλεγχοι: 

6.1. Όρ γανα ε λέ γχου: 

Κάθε διαγωνιζόμενος ή κάθε αυάδοχσς έργου είναι υποχρεωμένος 
* εφ'όσον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην ’διάθεση 
της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως φωτισμού 
ακριβείας, και ένα ^“^γανο μετρήσεως μέσης και τοπ'ονήή λσμπρό- 
τητος. 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει" την αξιοπιστία των οργάνων, και αφού . . 
βεβαιωθεί γι'αυτή, θα προβεί. στους απαιτούμευους ελέγχους. 

Όλοι οι Ι&εγχοιθσ γίνουν με το αυτό όργανο που θά έχει επι-* 
λέξει η Υπηρεσία. 

6.2. Λαμπτήρες ελ έγ χου: * ... 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι θα είναι οι 
αυτιστοιχούυτες -στο φωτιστικό σώμα ως προς του τύπο και την 
ισχύ, καινουργείς, των εργοστασίων 08ΗΑΜ ΓΕΝΕΚΑΕ ΕΕΒΟΤΕΙΚ, 

ΤΗΟΚ, ΜΑΖΟΑ ή ΡΗΙΕΪΡ5. Οι λαμπτήρες θα προσκομίζονται από τον 
ανάδοχο ή του 6 ιαγων ιζόμενο*. 

υ.3. Τάση ε λέ γχ ου: 

ΤΤ τάση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις*μετρήσεις σε ανοι¬ 
κτούς χώρους από την τάση του δικτύου, που θα ελέγχεται με βολ¬ 
τόμετρο. 

Διακυμάνσεις της τάσεως από 200 έως 240 ΥΟΕΤ θα θεωρούνται φυσιο¬ 
λογικές και ως μή επηρεάζουσες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιητής 
τάσεως 220/220Υ 50 ΗΖ καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του οποίου 
θα ελέγχεται με βολτόμετρο. 

6.4. 'Ελεχχο^σΗΤ-ΟΡΡ^ 

Τουλάχιστον τρία από τα φωτιστικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και τα τρία, άλλως απορρίπτονται. 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται από την 
Υπηρεαί". 

Κάθε ένα από αυτά θα τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω σε γωνιόμετρο, 

Η κεφαλή του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές την μεγίστη διάσταση της φ<-"•.,-,βολούσης επιφανείας. η>α 
υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλαγίώυ. ακτινοβολιών και γενικά 
ο χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές μετρή¬ 
σεις. 

0 χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσία και θα είναι είτε κρατικό 
εργαστήριο, είτε εργαστήριο κάποιου κατασκευσστού κατάλληλα εξο¬ 
πλισμένο, τα 

Θα μετρηθούν'μεγέθη 1 90, 1 80 και 1 ϊίΑΧ δια μετρήσεως της αντι- 
στοίχου τιμής Ε 90, Ε 80 και Ε ΜΑΧ σε ΙΑΙΧ και αναγωγής των σε 
Οϋ της σχέδεως; 



όπου Ε η απόσταση-της δισχωριστικής γραμμής διαφνούς καλύμματος- 
κέλυφόυς, και της κεφαλής του οργάνου (ΛΟΥΞΟ-ΜΕΤΡΟΥ). 

Η αναγωγή σε ΟΌ/&000 ΌϋΙίΕΓ τ θα γίνει βάσει της ονομαστικής φω¬ 
τεινής ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεγεί για τις μετρήσεις 
και που προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστού. 

6,5. Ελεγχος μέσης τιμής λαμπρότητος, ολι.κής ομοιομορφίας-λαμπρό—’ 
τητος και διαμήκους ομοιομορφίας λαμπρότητος. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρί¬ 
ζεται σε κάναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η σ.Ι,Ε, 1965. 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητος και ολικής ομοιομορφίας εκτελούν- 
ται με την βοήθεια του οργάνου μετρήσεις λαμπρότητος, σύμφωνα 
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με όαα ορίζει η Ο.Ι.Ε. 1965 και. για θέση παρατηρητοΐ απέχουσα 
από το έρεισμα της οδού κάτιί την φορέ ενίς οχήματος κατά το 1 Μ 
του πλάτους της οδού. 

Πλίτος της οδού, σε περίπτωση νπάρζεως νηαίδος, θεωρείται το 
πλάτος απύ τον ερείσματος της νισίδος μέχρι το έρεισμα της οδού. 
Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως βέσις του παρατη- 
ρητού για χίθε λωρίδα κυκλοφορίας, λαμΡίνεται σημείο κείμενο 
στον διαμήκη ίξονα της λωρίδας απέχον 60 μ. από τέ> πρώτο σημείο 
μετρήαεως. 

' Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμά 

φωτισμού: καθώς και την ομοιομορφία φωτιΌμού Ε / /Ε , 

μέσο "ελάχιστο* 

ΕελίχιστοέΕ μίγιαΦς . 

6,6* Η λεχτ ρ ολογικός έλεγχος: 

Ιξλάσις μονώσεως, 

0 έλεγχος θα γίνει σε εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βάσει 
των κανονισμών ΫΠΕ 0710, * ' 

6.7. Λο^τΐοί_έλεγχος 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπάνω ελέγχων να 
προβεί και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να διαπιστώ¬ 
σει το σύμφωνο του προσφερομενου υλικού με τις προδιαγραφές» 
είτε μακροσκοπικά είτε εργαστηριακά, . 

Τ» αποτελέσματα.των μετρήσεων θεωρούνται επιτυχή εφ"όσον δεν 
απέχουν περισσότερο από..5# από τα προδιαγραφόμενα* * 

Εάν σε οποιοδήποτε λεγχόμενό μέγεθος το φωτιστικό σώμα*υπολείπε¬ 
ται της προδιαγραφής περισσότερο από.. 5$ το φωτιστικό σώμα θεωρεί¬ 
ται ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ ΛΟΓΙΟ ΓΙ Α ΤΟ ΦΩΤ ΙΣ ΤΙΚΟ ΣΏΜ Α 

ΪΤα συμπληρωθεί, &ν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και να υπογραφεί 
και σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και τον κατασκευα¬ 
στή του φωτιστικού σώματος. 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του καϊασκευαστή του φωτιστικού σώματος: 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου ανά πάσα στιγμή η Υπη* 
ρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες την 
παραγωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος: 

4. Υλικό κατασκευής του κέλυφους: 


17. Ποίο ποσοστό της συνολικής εξερχόμενης φωτεινής ροής κατευθύνεται 
προς το κάτω ημισφαίριο. 

18. Ποίες οι εντάσεις: 1^, και, σε κανδέλες σνά 1.000 Τ*ΐ»ΐίτ:''. 

13. Ποίσ η φωτοΟολούσα πλευρική επιφάνεισ του φωτιστικού σώμστος σε 
τετραγωνικά μέτρα: 

20. Υπό ποία γωνία κλίαεως του βραχίονας ως πρός το οριζόντιο επί¬ 
πεδο επιτυγχάνοντβι τα φωτομετρικά αποτελέσματα της μελέτης: 

21. Σε ποιό εργαστήριο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά, ηλεκτρικά, θερμικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση): 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επσκεφδεί ανά πάσα στιγμή 
το εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δομικές σειράς. 

22. Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήαεως φωτισμού(λουζόμετρο) 
που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 

.ποίος ο τύπος του οργάνου: 

23. Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήαεως λαμπρότητος που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου: 

24. Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκατασταθεί σε δί¬ 
κτυα του ΥΠ. ΠΕΡ. ΧΏΡ, Δ. Ε,, πότε και πού, 

25. Πο(ους άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατα- 
σκευύζει. ο χατασχευαοτές παν ^ωτιστιχοί σώματος, από πότε χοι. 
που έχουν «γχατασταθεί οτα δίχτυα του ΥΠ.ΠΕΡ.ΧΟΡ.Δ.Ε. 

. 26. Με πσιοΰς άλλους τομές φωτιςμαύ ασχολείται ο κατασκευαστής 

του φωτιστικού σώματος και από πότε, Δώσατε λεπτομερείς *πληρσφο* 
ρίες. 

ΓΙΑ 7 ° ν Σ ααμπτιιρεγ 

1. Επωνυμία, διεύθυνσητου κατα«κευαστού του λαμπτήρα 


5. Μέθοδος χυτεύσεως του κέλυφους: 

6. Υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύμματος: 

7. Υλικό κατασκευής και πάχος των κλίπς στερεώσεως του διαφανούς 
καλύμματος: 

3. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως: 


9. Επωνυμία και διεύθυνση του χατασκευαστού του στραγγαλιστικού 
πην-ίου: 

10. Πάσα μΓ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές: 

11. Ποία η ανώτατη θερμοκρασία σε °0 στην οποία λειτουργεί ο πυκνωτής. 

12. Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται: 

13. Ποία η εξωτερική διάμετρος του βραχίονος που δέχεται το φωτιστικό 
σώμα: 

14. Ποίες οι απώλειες του στρανγαλιστιχ«ύ πηνίου σε *ΑΤι. 

15. Ποία η ανώτατη θερμοθαθμίδα Δθ του στραγγαλιστικρύ πηνίου.^ 

1-, Ποίος ο λόγος της συνολικής εξερχόμενης από το. φωτιστικό μ 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρος. 


2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, 

3. Τύπος του λαμπτήρα: 

4. Τάση τροφοδοσίας και συχνότης. 

5. Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 
α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας 

β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας 
ν, Τϊετά 4000 ώρες λειτουργίας 
δ, Μετά 6000 ώρες λειτουργίας 

δ. Ποίο το ρεύμα εναύσεως σε Λ: 

7. Ποίο το ρεύμα λειτουργίας σε Λ: 

3, Ποίος ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα: 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩ Τ ίΛ ΑΤΜΩΗ ΝΑΤΡΙΟ'" ^«ΉΛΗΣ 

ΠΙΕΣΕΩΣ 150» ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΑ 

1 * 

1.1.Φωτιστικό σώμα μιάς λυχνίας ατμών Πατρίου, υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 150», κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, εγχωρίου 
κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έως 30 βαθμούς 0, χωρίς 
αλλοίωση των κατασκευαστικών του στ<^^είων,(όπως παραμόρφωση 
υλικών από πλαστικό) και δυσμενύ επίδραση στο χρόνο ζωής των 
οργάνων του φωτιστικού σώματος. 
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'. 7 , κί,,. φωτιστικί σώμα Θα αχοτελείται βασικά από τα χίτωδι επί 
«όρους τμήματα: 

—Ρέλυφος 

-Αιαφανής χώδωνας 

-'ίλίΗ·τι>ι*ή μυνίδα που φέρει ία ηλεκτρικέ όργανα 

2. ΚΙ'Λ^βϊί 

Το κέλυςος το» φωτιστικού οώματος «α αχοτελείται από ένα ενιαίο 
Τμ<μιι αεί χυτοχρεσσαριστό χρόμμα αλουμινίου με λείες επιφένεφες 
λωρίς επιφανειακές ανωμαλίες, κατασκευασμένα δι'εγχύσεως υπό πί~ 
ιβη · σε μεταλλικές μίτρες, Η Υπηρεσία ανί πέαα στιγμή διατηροί το 
δικαίωμα να ελέγξει τον τρίτο κατασκευής του φωτιστικού δώματος 
οτο εογοστίαιο κατασκευής, 

Ρκοιαδήχοτφ έλλα μεταλλικέ εξαρτήματα 3α είναι κατασκ-ιιυααμένσ 
α«ί ανοξείδωτα χέλνβα, ή Θα έχουν υποστεί ηλεχτρολυτιχό αντι- 
δισβρωϊική επεξεργασία. 

Το χέλυφσς Θα είναι βαμμένο εξωτερικέ με δύο στρώσεις αντιδισβρω- 
τιχίς βα^ής φούρνου (χρώματος γχρί ανοιχτό) και οσωτερικέ μο β«~ 

Θί φούρνο» χρώματος λευκού, εκτός χαι εόν *οωτερ>χί σχτός απδ τα 
χίτοπτρα υχίρχει ΐλλη ανακλαστική επιφένειρ. 

διευκρινίζεται οτι » επιφανειακή εχεξεργααίαίβαφή, ψευδαργύρωση 
χλα,) των ποινών μετίλλων χον υχόχεινται οε.' δΛ’ίβρωση ή σχούρισσμα, 
ηον χρησιμοποιούνται για την κατάσχεσή εξωτερικών μερών το» φωτ’ι- 
ατιχού σώματος, Λεν νοείται ότι αντικαΘιητέ τα κατί τα ανωτέρω 
«ναφερόμενα μέταλλα. 

Το φωτιστικό σώμα Θα φέρει αηαραίτητιί'χίτοχτρο ή χίτοπτρα για τη 
δημιουργία ααύμετρης κατανομής φωτισμού. 

'''" ίίν “« 1 ' ™ «·ί"»ι βλίοωμο ή ναακοτελείται από δύο πλευ¬ 

ρικέ κέτσχτρσ, Το κίτο« Ρ α Λ τα χίτοπτρα Οα είναι κατασκευασμένα 
αχώ χπμιχί χαίαρί αλοομίνιο καθαρότητας 99,<κι ανοδειωμένα ή οτιλ- 
ρναμίνβ* * ' * 1 ν .· ν - - 

’ί στερέωση των κατόπτρων Οτο'χίλ»φος Θα εί»ί>ι «τοια'"ώαι’ε να εχιτρώ- 
Χ " 6 ' ,,,Ρ ·" ^ ^^-9 Τ»ς εκπμπομένης 

διευκρινίζεται οτι ϊτρ περίπτωση.του ολόσωμουφοτόχτρου η ρύθμιση 
της φωτεινές ροής Οα γίνεται με τή„ μετακίνηση της"λυχνιολαβής 
*«ς οποίας η στήριξη κίλυφος Θα γίνε-ίσι·^ εί6ίΚ<5 εί<{ 
ώϋχ€ να είναι δυνοΐή αυτή η μετακ^νηοη. 

Το χίοω τμήμα το» κελύφαυς Θα είναι διαμορφωμένο αί' υποδοχή β ρα . 
χίονος, εξωτερικές Λιαμίτρο» 6ρ χιλιοστών. 1 

Ι( οτιίριζη τον φώτιατιχοΰ πώματος οτο Ρβαχί<5να.Θα γίνεται χατί %{- 
ταιο τρίτο, ώετε να εχιτυγχίνεται χλφης εξααφιίλιαη το» οώματος 
(οταβερί οτερίωοη) χαι ε»β»γ(5αμμιοη το» ίζανα το» φωτιβτ»ωι!.. · 
με τον άζόνα του βρα^Γον^· , 'ν* 

Νίβε φωτιατιχί οώμα Θα |ίρει.λαχνιολαβή αχί «ορβελίνη Ε 40, 

Τα φωτιαιϊχί 4ύμ'α τα «α είναι ·α»ςτηρώς το» τίχο» αι<τ-0ΡΡ. 

3 * 4ίίϊ5!ί!ίί^££2ϊ'45ι 

ΚίΘε φωτιοτικί Θα χλείεται οτο χίιω μύρος με *5 6 ων# α χί ειΛιχί 
Λταφανίί χλαοχιχί ή χ»ρίμαχο γγαλί, ανδεχτεχί αε-α»νέΘεις ιρχχανι- 
χίς χατβχονέίεις Χαι χκκρίς ελκτι«ς ιΛλίτέτες οκίνης, ώ,τε να μ« > 
Ρ»καίνεταΙ οηί αντί. >η 

β κώίωνας β«>ίρ*ι 4.ριγέρφιαχί χαρίύΘ» 0 μα,« α-χί ελαατιχί χεοχρίνιο 
1«Τ0ίχα,τ»λι»ί ανΘεκτρχί ατ* ίχαιβρα χ«ι οτις ίντονϊς· χαιΡιχύς 
μχταβολύϊ χα. ·αιην,3,·ρμο«ραοία λει.ιονργίαςχτο» φωτιοτικΛί οώματος. 

Ι'Τ'Τ* ?10! "'"' 0 " ζ ’" ί6 “' Ι 1,91 ««*«« ^ βχοτελεί το χώρ„ 

::^;τϊγ ρ »^· 

"Λ^ΠίΜοϊο!^ 4 ιίιβίι, '' ,β ^ ^ 80 

η οτερίωοη *» χαΛΛμ,ατ,,ς χ Ρ ύχ (:ι ν „ ,. ίνβι ιίτιΗσ ί5οΙε νβ> £ 
η Λ,,νατίι,,τα ααφαλούς χΛειοίματος και „ χερίχτεοη χ„„ οχίαη είΐό^ 

Ζ,ΖΖΤ^ Ζ ^ * ΛυϊΛ « «νοιγμα Τοί ^ΖΖ 
ίνπ ω.!*ν ΐ < Α αΐ'Τίχατίατααη το» λαμχτίρα, να ηορα- 

.« ’ ν <■ ηι το με το «χίλοιχο οώμα το» φωτιοτικού ώοτε να εχ!_ 

Χα Μο του 3ίίΡ^“. « οντικα- 

οιμοχοίχαπ Ευ ’ ,ολ, ’ κλι νρ γίνϊΐϊι «■ »*- 

4» »«8ΚΤΡ«[Β ΜΜ λ^ . 

«:κΓχΓίΓ Ρ Γ!;?Τ'" ™ ° ώμ0ΐ ^> οτραγγαλι- 

«α είνα- τ ,χοθε 1 ^ ί '· , ^> ,Ιϋ " νω ' Ι ίς>λυχ ν ιολαβ(ί, οντιχαρααττική ΛιΐταΕη 

χώρο το, λ!“ 1 Γ μ Τ° * Λυϊ ° ς ^ Χ>*° οχί το “ 

Χ ’ Γ' ν “* τ1ρΒ > «ιοχ,νριζ&ενο αχΛ α»τί ν με ίιίφρανμα χ ου ν . 

ΖΖ&ζ:*·* *»«.« *»££ Ζ Ζ 

οτην Γοίκτααη Τ ^ ° ^ ™ ορ νίνων Θα βρίακεται 

απτών .ο«ωο6ίχ 0 τε ίχι χ ίνω ακδ 

ΐΖΐνΖΓΐ7'ΐΎ 6χ '7*·^^ - -ρί- 

„ Ι αΡ * τχί *° 1 η *ί“«ρικί εχιφΐνεια το» να είναι ικανών δια 
οτίαεων, ΗΘερμοκραοία οτο εοωτεριχί το» χώρο» των οργίνων χ ρί χ ει 
διατηρείται το,,λίχιατον το βαΘμούς 0 χ Βμ ηλίτερα αχί τρν εχιτρε-· 


χτή Θερμοχραοία λειτουργίας των 6ιαψίρων·οργίνων για ίλη την περ· 0 
χί Θερμοχρασιών' λειτουργίας του φωτ.σώματος, 

Η συνδεσμολογ ία των διαφόρων ηλεκτρικών οργίνων Θα χραγματοχοιεί- 
•ται με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει αε υφηλη Θερμο¬ 
κρασία και μίλιστα πίνω από 160 βαθμούς 0, Θα είναι δε γενικώς 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα.ηλεκτρικέ προστα¬ 
σία, κλίσεως μονώαεως I κατί ΥΒΕ 0710. · 


Είδ 

4.1 


4.2 


4.3 


; ικώτε^αι 

.'Ρο'στρσγγαλιστικό' ππνίο..9α είναι κατίλληλό για τον λαμπτήρα 
που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τόσης Ζ20Υ υπό 
συχνότητα $0*2, οι .δε άπώλειές .το», να-.μην υπερβαίνουν το 1® 

Της ονομαστικής του ίσχίος, *■ , 

Κατί τα λοιπό το οτραγγαλιστ,ικό πηνίο χρέπει' να είναι κατασκευς- 
αμίνο'κατίτους κανονισμούς νΐ}Ε 0712, καί’ να φέρει το σχετικό 
σήμα έγκρίόέως ,των κανονισμών -αυτών, 

'.Ο ίυκνωτής Θα ε.ίναι.' κατίλληλος για χρήση, σε ου.νδιασμό· με το 
.οτραγγαλιστιχί πηνίο, κατί-τέτοιο τρόπο ώσΐε να εξαρςαλίζει συν¬ 
τελεστή ισχύρς μεγαλύτερο ή ίοο με 0,85. ' 

' Εε περίπτωση που,,για κίΘε οωτισΐίκό -χρησί-μοποιηΰούν περισεό- 
τεροι του ενός πυκνωτές αυτο.ί πρέχεί να είναι σύνδεδεμένοι εν 
παραλλήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει· νκ: εύύίν Κίταοκευάσμένρι 
,για Θερμοκρα ο ία ·· πορ ι βί%ον τος κατ.'έλίχτοτο’Βδ βίβμούς ο, και να 
φόρρυν αντίσταση εκφορτίσεως. ■ ■■' · : ■'. 

.Κ,τί τα λοιπή,,οι πρκνωτές ■ πρέ-Λει να· είναι, κατασκευασμένοι κατί' 
ΐους ,κανονισμούς ΥΙ® 05.6.0 -ή- παρεμφερείς και να φέρουν : το σήμα 
'της ,εγκρίαεως των.,κανονισμών . τούτων. ’ '-. ' 

ι.Για την."απόσβεση των' ραδιαφωνί ν κών παρασίτων - που .παρέχονται απδ 
,πο.ν..Λαμπτήρα και πο ? πηνίο καί τπ» «-ίοτόοίο' «συ γραμμών, η 
ηλεκτρική μονέδα, εφ'όσον απαιτείται από την διακήρυ|η, θα φέρει 
■ ο.ντι,παραστιτική· διί.γαξη·σύμφωνά με τους κανονισμούς Τΐΐν 0875 
,.και 0876 και τις· προδιαγραφές ΚΙΤΛ-ι-16910 Α και. ίίΐτ,ηι,ι-26600. 

Ίο φωτιστικό σώμα- θα φέρει, ηλεκτρονικό ενβυ,άτήρς,/χώρί^ς κινού- 
μενα μέρ,η και χωρίς εκκίνητή σπι.νθηρισμών, για την ώνδυαη του 
λαμπτήρα. · '·■ > 

0 εναυστήρας -Θα ΐΐναι κατί· προτίμηση αυτοδιακόπχομέν.ης· λειτουρ¬ 
γίας, δηλ. μόλις τεθεί θπό τίοή. *» τροφοδοτεί με υψηλή τίση τον 
Λαμτπήρα'·επί 90 380 και μετί θέ.θέτει εαυτόν εκτός.κυκλώματος. 

Ο-εναυστήρας «α επαναλέιτσυ-ρ,ν'ήόειμόνο όΐάν διακοπεί και επανέλ- 
*?ι η τόση πώυ δικτδούι ; ' ' ' ...·■. 

ϊσ φγ«να, δηλ. στρ8γγ^1στ^κ6· πηνίο κάυ ηλεκτρονικό εναυστή- 
ρσς θ. Λ πρόπε ι να είναι,ηαχί. προτίμηση, του αυτού κατασκευαστού 
με τον λαμπτήρα. 

«»λίν!στο· έπ Γ\Τ Ρ,!1ΐήΐως εΓυ ° 1 εγκεκριμένα από δύο 
τουλίχιστον δι ε Θ νως γν ωοτοίς Οίκο κ „ σοκει) ^ λαμπτήρων 

ΖΖ χρέΓ’ 8Τ.80ΤΗΙΟ, ΙΙΑΖΒΑ , ΖΖΖΖνΛ^η 

πρέπει να βέ ρο „ ν ε „- 0 „ τών Τ0 οήμα εγκρίαεως _ 

άιοκλσδ^τή^ο^ : 

σ^αοσυεν!" 1 ^ ° ώμ “ * Ρίπε1 ν “ ϊίρει 4ι «λαδωτήρα σταθερό προ- 

μέσα στΓΙ, °Γ ^ 01 συνδεσμολογίες 

τον δ α λ δΙ ίΓ Ζ σ ΒΡίπεΐ ν ° ^«7 ρ «οποιηθεί έως 

τον οιακλαφωτήρα αυτόν οίτωσ ώστα «..ικ , , , 

το., ^ ς ωστε με «"Μ ηλεκτρική σύνδεση 

“ - “·-* »■ 

4.5. Σ φιγκτήρα; κολωδίο^ 

να συγκσατείτ Ρ0 ^ ς ^ εΐ ° έρ)< " ΚΙ «« *««»««■ σώμα πρέπει 
νείται Ο σκοοδέ “* ^ ΙΥ,<τφιϊ <* ε Ρ^αίμιο) ώστε να μήν «αταπο- 
κίνδυνορ “Τ ρ η ' ίωτΐατί ^ οω^των «ι'νβ μήν υπίρχει 

σε περίπτωσ αΡωΐ:εωί ^ αυα ^ ( ^^ του παροχετευτικού καλωδίου 
οε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

κΙτΤΙΖίΖ”^ 0 Είν απ<!ιτε(τ «<· «α είναι κλίσεως μονώαεως II 


4.6. Λαμπτι^ας^ 

-* »»<·» .«* 

τροφοδοσίας ? Ρ ον ’ 7 μ Γ ?ίθμ "° ς > πίσεως 

~ Λ.’Λ-τ·Τ·; .5% - ”■» - 

,«»Ι Τ; “""ί· 1 ” ·> 

λαμπτήρες *α^%ν ω Ηα; 0 ΐου%°η^ς^ ε μ ε “ τ ^“ Π ΧΡηαιμοποιηθαύυ 

διαφανή κώδωνα, των οποίων τα ναο „ * 0 " λ,ινωτ ^ μα Ρ?^« με 

ται των χαραΗτηοιατικό ΧοΡακτηριστίΗί δεν Θα υπολείπου- 

προϋπόθεση ότι με α ν0 λ«ικί ο™ιχε?« ν ’ 0 λ δ μ ’ Γ1;<ίΡω ''ό ”** ^ Ρηΐίί 
δεικνύει 6τι το οπτικό σόστρ * δικγωνιζόμενος «α απο- 

σώμα, είναι διδιχό Γ κ ΙΚηί ποιεί το φωτιστικό 

Ί , 1:; :^ ΥΙΚ ^ μ πτήρα και ότι 

πλαίσια. * Ε ' ΚατΜΧ «°^ οτα προδιαγραφόμενα 


4.4. 
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5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

ιςο φωτιστικό σώμα θα είναι συατηρώς του τόπου (7ΝΤ-0ΡΡ σύμφωνα 
με την 013 (1965). 

Τσ φφΐότεχνικό χσραιτηριβτικά του φωτιστικού σώματος* θα είναι 
τίτοια ώατε το φωτιστικό αώμα, τοποθετημόνο.σύμφωνα με 0οσ καθο¬ 
ρίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει-τα ζητούμενα 
φωτοτεχνικό μεγέθη που καθορίζει ρ’μελέτη. ' 

διευκρινίζεται ότι, ,τσ ζητούμενα από την μελέτη φωτότεχνικά απο- 
τελέόμβΐο ;είύαι τσ ελάχιστα παραδεκτό, ’(ΐε «νοχή'5£οί κόβε μέγβ- 
, θός. κανένα μεμο'νωμίνο μέγεθος δεν επιτρέπεται, να υπολείπεται 
*ερΐαο4τερο <*κΰ 5& από τσ καθοριζόμενα στην - μελέτη έξαιρέση του 
δείκτου θσμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 
προδιαγραφόμενου πέρσν του 5%» 

5.Ι.Την -ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κόβε διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει,. επ.ί πο ινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισ¬ 
μού, απσρα-ΐτήτως ν τα στοιχεία *ου ακολουθούν, σε επίσημα 
χς^τιό το.υ οίκου. κατασκευές, των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων 
κσι ορ^όνων, σφραγισμένο και "υπογεγραμμένα εν πρωτοτύπω από. 
τον. : κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και των -λαμπτήρων 
και από τον ’συμμετέχοντα στην δημοπρασία. 

5.1.1. -Λεπτομερή τεχνικό φυλλάδια (ΡΗΟ3ΡΕ0Τυ3).. 

5.1.2., -Καμπύλες συντελεσχαύ χρησ.ιμο.ποίήσεως, 

5 . 1 . 3 .. .-Δ·ιόγραμμα βολικής κατανομής αε. δύο. επίπεδα, έύσ" παράλληλο 

και ένα κάθεΤο προς τον διαμήκη άξσνβ'Τό^ φωτιστικού σώματος. 

5.1 .4.-Καμπύλες Ι9σΐίΙΧ. 

5 . 1 . 5 *-Καμπύλες ίσης λαμπτότηταςι 

ό.Τ.δ.^ϊϊελέτη, από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάσή τα παραπάνω 

στοιχεία, σπ<5 την όποία’νβ προκύπτει σαφώς ότι η τοποθέτηση 
των 'προσφερόμένων φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με όσα καθο¬ 
ρίζει η μελέτη του έργου, έχει σάν αποτέλεσμα Την επίτευξη 
των φωτομετρικών μεγεθών που' απαιτεί η μελέτη. 

5.1 ·7.-Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου^ 

για τους προοφερόμενους λαμπτήρες και καμπύλη θνηΟιμότητος. 

5.1. Θ.-Προσπέκτους του λαμπτήρα μέ γραφική απεικόνιση του φάσιισ- 

τος εκπομπής και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτή¬ 
ρα μετά από 100 ώρες λειτουργίας. 

5.1.9.-Τοτ πσρσπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξισλογούντσι 

5.1.10. -Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του στραγγσλιστικού 

πηνίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες :ε συν τε¬ 

λεστή ισχύος χωρίς διόρθωση συνημιτόνου, σπσιτούμενη χωρη¬ 
τικότητα για διόρθωση συνημιτόνου μεγαλύτερη ή ί:η του 0,95, 
ρεύμα λειτουργίας και γενικά λάβε στοιχείο που μπορεί να 
βοηθήσει την Υπηρεσία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιό¬ 
τητα του υλικού, 

5.1.11. "Προσπέκτους του ηλεκτρονικού εναυστήρα, με κυκλωμστικό 

διάγραμμα, περι.γραφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερ¬ 
μοκρασιών περιβάλλοντος λειτουργίας και γενικά κάθε στοι¬ 
χείο που θα μπορεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση 
γνώμης για την ποιότητα του προσφερομένου υλικού. 

5.1.12. -Υπεύθυνο δήλωση του Κόμου 105, στην οποία ο αυμμετέχων στον 

διαγωνισμό θα δηλώνε-ι ανεπιφύλακτα το χρονικό διάστημα για 
το οποίό εγγυάτσι την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
εγκαταστόσεως από της ημερομηνίες υπογραφής του πρωτοκόλ¬ 
λου περατώσεως εργασιών, ούμφωνσ με τους όρους της διακη- 
ρύξεως. 

5.1.13. -Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρ«- 

τοτύπω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή 
καί τον αυμμετέχοντα. 

6. Εκτ ελού μ ενοι έλεγχοί: 

&· 1 . Οργανα ελέγχου; 

Κάθε 0ιαγωνιζόμενος ή κάθε σνάδοχος έργου είναι υποχρεωμένος 
εφ'όαον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην διάθεση 
της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως φωτι¬ 
σμού-ακρ ι βε ίας, και ένα όργσνο μετρήσεως μέσης και τοπικής λαμ- 
κρότητος. 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει την άζ^οπιστίσ των οργάνων, και αφού βε- 
βειωθεί γι'αντή, θα προβείοτους απαιτούμενόυς ελέγχους ΪΓ".^, 
Όλοι έλεγχοι Θα γίνουν με το αυτό όργανο που θ<τ έχει 
ζει η Υπηρεσία. 

6.2.Λαμ πτήρες ελέ γχ ου: 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι Θα είνσι οι 
αντιάτοιχούντες στο φωτιστικό σώμα ως προς τον τύπο και την 
ισχύ, καινουργείς, των εργοστασίων 0·'3 Γ ν\. - ' ή ΡΗΓΤ,ΙΡ5. Οι λαμπτή¬ 
ρες Θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο ή τον δ ιαγων ι’ζόμενο. 
Εφ'όσον η Υπηρεσίε θελήσει, οι λαμπτήρες, θα είναι τα αποθέματα 
της Υπηρεσίας. 
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6.3. Τ άση ελέγ χου: 

’ Τ τάση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις μετρήσεις σε ανοικτού 
χώρους από την τάση του δικτύου, που θα ελέγχεται με βολτόμετρο, 
διακυμάνσεις της τάσεινς από 200 έως 240 νΟ^Τ 9α θεωρούνται φυ¬ 
σιολογικές κσι ως μή επηρεάζοϋσες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιη¬ 
τής τά,σεως 220'220¥ 50ΙΊΖ καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του ο¬ 
ποίου θα ελέγχεται με βολτόμετρο. 

6.4. ' Ελεγ χο ς ΟΟ Τ-ΟΥΥ: 

Τουλάχιστον Τρία από τα φωτιστικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και τα τρία, άλλως απορρίπτονται. 

Η επιλογή των φωτιστικών αωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται από 
την Υπηρεσία, 

Κάθε ένα από αυτά θα τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω δε γωνιόμετρο. 

Η κεφαλή του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές την μεγίστη διάσταση . της φωτοβολούσης επιφ.ανε ίας.°α 
υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γενικ& 
ο χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος γκί φωτομετρικές με¬ 
τρήσεις. 

Ό χώρος 9α επιλέγεται οπό την Υπηρεσία και 3σ είναι ε-ίτε κρατι¬ 
κό εργοστήριο,είτε εργαστήριο κάποιου κσταακευαστού κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 

Θα μετρηθούν, τα μεγέθη 1 90, 1 ΘΟ και 1 ΜΑΧ μετρήσεως της 
αντιστοίχου τιμής Ε 90, Ε 90, και 2 Γ1ΛΧ σε ΉΤΤ και. αναγωγής 
των σε ΟΒ εκ της σχέοεως 
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όπου Η η απόσταση της διαχωριστικής γραμμής διαφανούς καλύμμα- 
τος-κελύφους, και της κεφαλής του οργάνου (ΛΟΥΗΟΜΕΤΡΟΥ). 

Η ενογαινή Μ 00-1000 ΊΠΛΟΐτ 9ο γίνει 0α-ει της' ονοΜοοςικής ψ··~ 
τεινής οοής τον λαιπιτήρο, ίου έχει εειλεγεί για τις μειρήςεις 
ηοι ίου κρο κύπτε ι αεί τους εείοημους χατσλδνους του χοτατχευα- 

,σ το ύ. 

ί.5.:'?»εγχος μέεης τίμιας λομερίτητος, ρλιχής ομοιομορφίας λαμερί- 
τητος και διαμήκους ομοιομορφίας λιγμ,τρδτητος. 

Μεταζΰ δύο διαδοχικών ιετιίυ η εειφίυεια του οδοοτρώματος χαρί¬ 
ζεται εε κΟυσβο, αύμφωνσ με δοα καθορίζει η 0 . I, 1965. 

Οι μετρήεεις μέθης λαμερδτητος και ολικής ομοιομορφίας εκτελο-'.- 
ται με την βοήθεια του οργάνου μετρήςε.ς λαμερίτητος, οΐμφωυα 
με δεα ορίζει η σ.Ι.Ε. 1965 και για 9έεπ εαρατηρητού αεέχουαα 
αεδ το έρειεμα της οδού χστά την ρορέ ενός οχήματος κστή το- 
1 '4 του πλάτους της οδού. 

Πλάτος της οδού, οε εερίετωοη υεάρζεως νςηίδος, θεινρείται το 
ελάτος αεδ του ερείεματος της. νηείδος μέχρι το έρειευσ της 
οδού. 

Για την μέτρηση της δισμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρα- 
τηρητού για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, λαμβάνεται σημείο κείμενο 
οτον διαμήκη άξονα της λωρίδας απέχον 6θμ. από το πρώτο σημείο 
μετρήαεως. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμή 

φωτισμού, καθώς και την ομοιομορφία φωτισμού Ε' / Ε' 

Ε , / Ε μέσο*^ ελάχιστο, 

ελάχιστο μέγιστο* 

6.6. Ηλ εκτρολογ ι κός έλεγχο ς: 

ΧλάΟις μονώσεως. 

0 έλεγχος θα γίνει αε εργαστήριο της '*πηρεσίσς βάσει των κανο¬ 
νισμών νΟΕ 0710, 

6.7. Α οι^ο^ έ λεγχοι; 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικσίωμσ πέραν των παραπάνω ελέγχων να 
προβεί και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να^δισπι- 
στώσει το σύμφωνο του προσφερόμένου υλικού με τις προδιαγρα¬ 
φές,είτε μακροσκοπικά είτε εργαστηριακά. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεωρούντοι επιτυχή εφ'όσον δεν 
απέχουν περισσότερο'από 5% ακδ τσ προδιαγραφόμενα. 

Βάν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σωήσ υπο¬ 
λείπεσαι ·?ης προδιαγραφής περισσότερο από ψ το φωτιστικό σώ¬ 
μα θεωρείτοι ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 

ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΟΛ ΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠ?ΙΛ 

Κσ συμπληρωθεί, εν πρωτοτύπω, από- τον- προσφέροντσ και να υπογραφεί 
και σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντσ και τον κατασκευα¬ 
στή του φωτιστικού σώματος. 

1, Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώαστος: 

2, Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου ανά πάσα στιγμή η 
Υπηρεσία μπορεί νσ παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες 
την παραγωγή 

3, Λύ*ος φωτιστικού σώματος; 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 
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, «λικό κατασκευής του χέλυφους; 

Μέθοδος χυτεύαεως του κέλυφαυς: 

6. Υλ,ιηδ κατασκευής του διαφανούς καλύμματος: 

7* Υλικό κατασκευής και, πάχος των κλίπε στερεώαεως του διαφανούς 
καλύμματος: 

Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως: 


?0. ΤΙόιαύς άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατα¬ 
σκευάζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος,"από πότε και 
πού έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυα του ΥΠ.ΠΕΡ.ΧΠΡ.δ,Β, 

29- Με ποιούς άλλους τομέίς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστής 
του φωτιστικού σώματος και από πότε, Χώσατε λεπτομερείς πλη¬ 
ροφορίες. 

γ^τ^τολογιο^γιλ_τους_λλιιπτηρες 

. 1. Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 


9» Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγαλιστικού Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, 

πηνίου: 

3* Τύπος του λαμπτήρα: 

10-Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του εναυστήρα: 


11*0 εναυστήρας: 

α,Χρησιμοποιεί εκκινητή σπινθηρισμών 

β.Είναι ηλεκτρονικός, χωρίς εκκινητή 
σπινθηρισμών και χωρίς κινούμενα μέρη 

ν.Είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτδμενης 
λειτουργίας 


ΝΑΙ ΟΧΙ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 



12. Πυίσ η ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί 
ο εναυστήρας. 


4. Τάση τροφοδοσίας και συχνότης* 


5* Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρ¬ 
α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας 
β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας 
γ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 
δ. Μετά 6000 ώρες λειτουργίας 


6. Ποία το ρεύμα εναύσεως σε Λ: 


13. Πάσα μΕ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές: 

1ί. Ποίβ η α'-’ώτκτη θερμοκρασία οε °0 «την οποία λειτοβργεί ο πυκνω- 
■Μίϊ* 


15. Ποίος ό ουντελεοτής ιαχόος που επιτυγχάνεται; 

16. Ποία η εξωτερική διέμετρος 'του βραχίονος που δέχεται το 'φωχιοτι- 
κό σώμα: 


1Τ. Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιοτικοό πηνίου οε »ΛΤΙ: 

18. Ποία η ανώτατη «έρμο- ■ ί.· Δβ του οτραγχαλιοτικοό πηνίου: 

19. Ποίος ο λίγος της-συνολικής εζερχίμενης απδ τσ φωτιοτικό αώμα 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή, ροή του λαμπτήρος: 

20. Ποίο π-οαοοτί τ ης αυνολικής εξερχίμεν η ς φωτεινής ροής κατευθόνεται 
προς το κάτω ημισφαίριο. 

21. Ηοίες οι εντίοεις: 1 90 , 1 0ο και 1 8Θ αε κανδέλες ανί 1.000 ΤΙΊΜΡ'. 


£2, Π 0 ία·η φωτοβολ*ό(:« πλευρικέ επιφάνεια του φωτιατικοί αώματος 
οε τετραγωνικό μίτρα: 

£3, Υπυ ποία γωνία κλίάεως του βραχίονες ως προς ίο οριζόντιο 

επίπεδο επιτυγχάνονται τα φωτομετρικά'αποτελίαματα της μελάτης- 


24. » »νί εργαατήριο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά, ηλεκτρικά, 6ερ- 
διείβυνοηΓ χβ * Κ1ίηρΜ:η ' ,ί Του **ν«ι*»« οώματος(επωνυ μ 

“ ' ΖΖΖ'ΐ “"Τ* 10 ,ΗΗ<,ίωμ0 νβ «νί «ίεα εήγμί 

ίΡΥββτήριο αυτί και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 


25 ' τοοΓπο “ ϊ<ί ' :Ηευ0Γ<:ΐ, ' ϊ ΐ0 “ °Ρνίνου μετρή,εως φωτιομοό(Λουξόαε- 
Ζ° } ^ «Π^μοΛί.: για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοι¬ 
χείων και ποίος ο τόπος του οργάνου: 


26. Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμπρότητας που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων 
«κι ποιος ο τύπος του οργάνου 1 ·; 


27. Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκατασταθεί αε 
δίκτυα του ΪΠ.ΠΒΡ.ΧδΡ.Δ.Ε,, πότε και ποό. 


7. Ποίο το ρεύμα λειτουργίας σε Α: 


8. Ποίος ο χρόνος ζωής του.λαμπτήρα: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο.Φ.-5 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΛ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΕΩΣ 2507Ρ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 


1. _ ΓΕΝΙΚΑ: 

1.1. Φωτιστικό σώμα μιάς λυχνίας ατμών Νατρίου, υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 250\Υ,- κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, εγχωρίου 
κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία 9x6 ύπαιθρο κα* 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 έως 30 β&ΰμούς 0, χωρίς 
αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων,(όπως παραμόρφωση 
υλικών από πλαστικό) και δυσμενή επίδραση στο χρόνο··ζωής των 
οργάνων του φωτιστικού σώματος. 

1.2. Κάθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται βασικά από τα κάτωθι επί 
μέρους τμήματα: 

-Κέλυφος 

-Διαφανής κώδωνος 

-Ηλεκτρική μονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα 

2. ΚΕΛ ΥΦΟΣ; 

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα αποτελείται από ένα ενιαίο 
τμήμα από χυτοπρεσσαριστό-κράμμα αλουμινίου με λείες επιφάνειες 
χωρ-ίς επιφανείακές "ανωμαλίες, κατασκευασμένο δι^εγχύσεως υπό πίεση» 
σε μεταλλικές μήτρες. Η Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή διατηρεί το δι- 1 
καίωμα να ελέγξει τον τρόπο κατασκευής του φωτιστικού σώματος 
εργοστάσιο κατασκευής. 

Οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα θα είνά κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ή θα έχουν υποαχεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτίκή 
επεξεργασία. * 

Το κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικά με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτι*· 
κής βαφής φούρνου (χρώματος γκρί ανοικτό)· και εσωτερι¬ 

κά με βαφή φούρνου χρώματος λευκού, εκτός* και εάν εσωτερικά εκτός 
από τα κάτοπτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνετια. 

Διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωσή 
κλπ) των κοινών μετάλλων που υπόλεινται σε διάβρωση ή σκούριασμσ» 
που χρησιμοποιούνταί για την κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτι¬ 
στικού σώματος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα μέταλλα. 

Το φωτιστικό σώμα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα για 
τη δημιουργία ασύμετρης κατανομής φωτισμού. 

Το κότοπτρο δίναται να είναι ολόσωμο ή να αποτελείται απί δόο 
πλευρικό κότοπτρο. Το κάτοπτρο ή τα κάτοπτρά θα είναι καταδκευα- 
σμένα από χημικό καθαρό αλουμίνιο καβαρότητος 93,9/} ανοδειωμένα 
ή στιλβωμένα* ' · · 

Η οτερέωαη 'των «ατφιτρων οτο κέλυφος «α είναι τέτοι,α ώοτε να 
επιτρέπεται η μετακίνηοη των'κατόπτρων. γία την ρΰθμιοη της εκπεμ- 
πομένης φωτεινής ^Γ^ύας. 
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Διευκρινίζεται . οτι στην περίπτωση του; ολόσωμου κατόπτρου η ρύθμι¬ 
ση της φωτεινής ροής ν θα γίνεται με την μετακίνηση της'λνχνιολα¬ 
βής της οποίας η στήριξη στο κέλυφσς θα γίνεται με ειδικό εξάρ- . 
τημα, ώστε να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. _ λ 
5ο πίσω τμήμα του κελύφους θα είναι διαμορφωμένο σε· υποδοχή 
βραχίονας,εξωτερικής διαμέτρου 60 χιλιοστών. ' 

Η στήριξη του φωτιστικούσώματος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εξασφάλιση του σώματος, (στα¬ 
θερή στερέωση) και ευθυγράμμιση του άξονα του φωτιστικού με τον 
άξονα του βραχίονα. " , · 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από π:ρχ*ελάνη 
Ε 40. ' ' ' -. ν 

Τα φωτιστικό σώματα θά είναι αυστηρώς του τύπόυ ΟΗΤ-ΟΡΡ. 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΟΛΟΝΑΣ; *. 

Κόθε φωτιστικό θα κλείεται στο κάτω μέρος με κώδωνα από ειδικό 
διαφανές πλαστικό ή πυρίμαχο γιαλί, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχα¬ 
νικής καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε 
να μή ρυπαίνέτάι από αυτή. 

0 κώδωνας θα φέρει περιφερειακό παρέμβυσμα από ελαστικό νεοπρέ- 
νΐο ή τσόχα, υλικό " γθεκτικά στο ύπαιθρο και στις·· έντονες καιρι¬ 
κές μεταβολές και στην θρρμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού 
σώματος. 

• 0 συνδιασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελή το χώρο 
του λαμπτήρα, και θα εξασφαλίζει κατ"ελάχιστο προστασία Ρ 33 
κατά Ι)ΙΕΓ*40050 ή ΙΡ 44 κατό ΙΟΕ 144. 

0 χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυμμα και θσ έχει προ¬ 
στασία Ρ 22 κατά ΡΠί 40050. 

Η στερέωση του καλύμματος πρέπει να είανι τέτοια ώστε να παρέ¬ 
χεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση που σπά- 
ση εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά το άνοιγμα, 
του φωτιστικού σώματος για συντήρηση ή αντικατάσταση του λαμπτήρα, 
να παραμένει συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώύτε 
να επιτρέπει στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί και. τα δύο του χέρια. 
Η αντικατάσταση λαμπτήρα πρέπει να-’ ε.ίναι εύκολη και να γίνεται 
χωρίς τη χρησιμοποίηση κάποιου, εργαλείου. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ. ΜΟΝΑΔΑ: 

Ολα τα ηλεκτρικά όργανα, του φωτιστικού σώματος, δηλαδή στραγγα- 
λιστικό πηνίο, εναυστήρα, πυκνωτής, λυχνιολαβή, αντιπαραστιτική 
διάταξη θα είναι τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο 
από -ΐ&ίξ.^ώρο του λαμπτήρα, διαχωριζόμενο από αυτόν με διάφραγμα 
που να εμποδίζει την άμεση επίδραση στα όργανα, της θερμότητας 
που δημιουργέίται από του λαμπτήρα. 0 χώρος των οργάνων θα βρί¬ 
σκεται στην .προέκταση του-χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε, όχι 
πάνω από αυτόν. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να 
αερίζεται αρκετά και η εξωτερική· επιφάνεια του να είναι ικανών 
διαστάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων 
πρέπει να· διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς 0 χαμηλότερα από 
•την επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των Διαφόρων οργάνων για 
όλη την περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγματοποεί- 
ται με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερ¬ 
μοκρασία και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς 0, θα είναι δε γενικώς 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασία, 
κλάσεως μουώσεως I κατά 1Π)Ε 0710. 

Βιδ.ι κώτερα: 

4.1,Το σ'τραγγαλιστικό ·πην·ίο θα είναι κατάλληλο για του λαμπτήρα 
που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής.τάσης 220ν υπό 
συχνότητα 50:12, .οι δε απώλε,ιές του να - μην-υπερβαίνουν .τό 
10& της ονομαστικής του ισχύος. 

Κατά τα'λοιπά-το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατα¬ 
σκευασμένο κατά τους κανονισμούς ΌΞ„ρ712, ^αι να φέρει το 
σχετικό σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 

4.2,0 πυκνωτής θα ε^ναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασμό με το 
στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει 
συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,85. 

Σε περίπτωση που γ'ι,α κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν·: περισσότεροι 
του ενός πυκνωτές, αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν-παραλ- 
λήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να έΐνάΐ κεττσσκευαόμένοι 
για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελάχιστο 65. βαθμούς 0, και 
να φέρουν αντίσταση εκσορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά 
τους κανονισμούς ΥΒΕ 0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα 
της εγκρίσεως των κανόνιρμών τούτων. 

4.3.Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών πσρασίτωυ που παράγονται από 
του λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμών·, η 
ηλε.κτρική μονάδα, εφ'όσον· απσιτείται από την διακήρυξη, θα φέρει 
«ντιπαρασιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς ΒΙΝ 0875 
και 0876 και τις προδιαγραφές ΗΙΙιΐι-1-16910 Α και η·Π»Ιτ* τ -26600. 
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Το φωτιοτικό σώμο; θα φίρε!, ήλεκτρουικό ευανοτύΡ» χωρύς κινού¬ 
μενα μέρη και χωρίς εκκινητύ σπίνβηρισμών, για την έναυαη του 
λαμπτήρα, 

ζ εναυςτήρας > είναι κοτέ .ιροτίμηςη αυτούιακοπτομένης λειτουρι; 
δηλ. μόλις τεθεί υπό τόση θα τροφοδοτεί με υψηλή τόση τον λαιαττ^ 
ρα επί 90 5Ε0 κοι μετώ 3α θύτει εαυτόν εκτός κυκλώματος. 0 ενα~ 
στήρας θα επαναλειτουργήοει μόνο όταν διακοπεί και επανέλθει η 
αη του δικτύου. 

Τα όργανα, δηλ. ετραγγαλιατικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρα· 

9α πρέπει να είναι, κατό προτίμηση, του αυτού κατααχευαΟτού με 
του λαμπτήρα. 

Άλλως θα πρέπει, απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς ννωστού.ς Οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των 08ΒΛ , 
ΕΙΉΙΡδ,ΟΕΗΕΚΛΤ, Εϊ,ΕΟΤΗΙΟ,'ν.ΖΕΛ.ΤΗΟΚΓ,8\'ΐνΛΤΊΛ και 3α πρέπει να 
Φέρουν επ'αυτών το σήμα εγκρίσεως. 

4.4.διαπλαδωτδβαϊχ 

Κίϋε φωτιοτιχό σώμα πρέπει να φύρει διακλαδωτήρα σταθερέ προσαι 
σμέυο μέσα στο χύλυφος. 'Ολες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα 
στύ φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον διακλα¬ 
δωτήρα αντύν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του διακλαδωτήρα 
με το δίκτυο τηδ δΕΙI το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργήσει. 

4.5, £ϊΐχκτί5£α$_καλωδ<ου: 

, Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικέ σώμα πρέπει να 
συγκρατείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο) ώστε να μήν καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμέτων και να μήν υπήρχει κίνδυνος 
χαλαρώσεως της συσφίζεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση 
που τεντώνεται το καλώδιο. 

Το φωτιστικέ σώμα εόν απαιτείται θα είναι κλέσεως μονώσεως ΤΓ 
κατύ ¥ΕΕ 0Τ10. 

4.6. Λαιιπτί ε α 5Λ ■ . . 

0 λαμπτήρας Οα’Έίναι λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως, 

• απιοειδόύς μορφής, διορθωμένου φάσματος, κάλυκος £40, τάσεως 
τροφοδοσίας 220ν, 50ΠΖ και θα αποδίδει φωτεινή ροή 13.500 , 

0 ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6,000 ώρες. 

Εφ'όαον δεν απαγορεύεται από την διακήρυξη ή την Ειδική >"υγγραφ»* 
Υποχρεώσεων του έργου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λαμκτήρι, 
•ατμών Να τρίου’Υψηλής Πιέσέως, σωληνωτής μορφής με διαφανή κώ¬ 
δωνα, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν θα υπολείπονται των χάρο- 
κτηρίστικών των απιοειδών λουτήρων, οπότην ρητή προϋπόθεση ότι 
με αναλυτικά-στοιχεία ο διαγωνϊζόμενος θα αποδεικνύει ότι το οπ 
κό "σύστημα που χρηαιμο-ποΐεί το φωτιστικό σώμα, είναι ειδικά οχι 
διασμένο για σωληνωτό λαμπτήρα και ότιηθάιιβωση της εγκαταστάσεις 
είναι μέσα στα προδιαγραφόμενα πλαίσια. 

5.. 5ωτρτεχνικά χαρακτηριστικά : 

' Τρ φωτοτεχνικό σώμα θα είναι αυστηρώς" του τύπου ΟΠΤ-ΟϊΨ σύμφωνα 
- με την 0Ι& (1965). - ^ 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο σύμφωνα με όρα καίΚ 
ρίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα φωτο¬ 
τεχν ικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά 
Αποτελέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά,με αν.ο·>ή 5% σε κάθε 
μέγεθος. Σ>έ κανένα μεμοναμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολεί¬ 
πεται περισσότερο" από 5% από τα καθοριζόμενα στην μελέτη, ε£αι- 
ρέση του δείκτου θαμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύ¬ 
τερος του προί;ΐά.γραφομένου πέραν του 5%„ 

5.1. Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, 
απαραιτήτως, τα στοιχεία που ακολουθούν, σε επίσημα χαρτιά 

του οίκου κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οργά¬ 
νων, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα εν πρωτοτύπω από τον κατασκευα¬ 
στή των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων και από τον συμμε- 
τέχοντα στην δημοπρασία, 

5.1.1. -Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΡΗ08ΡΕ0Τ Τ Ϊ3), 

5.1.2. -Καμπύλες συντελεστού χρησιμοποιήσεως. 

5.1.3. -Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο 

και ένα κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώμα¬ 
τος. 

5.1.4—Καμπύλες ΙδΟΐ,υΧ. 

5.1.5, -Καμπύλες ίσης λαμπρότητος. 

5.1.6, -Μελέτη, με βάση παραπάνω στοιχεία, από την οποία να προκύπει 

σαφώς ότι η τοποθέτηση των προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων, 
σύμφωνα με όσα καθορίζει η μελέτη του έργου, έχει σαν απο¬ 
τέλεσμα την επίτευξη των φωτομετρικών μεγεθών που απαιτεί 
η μελέτη. 

5.1.7, -Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, 

για τους πρσσφερομένους λαμπτήρες και καμπύλη θνησιμότητας. 

5.1.8, -Προσπέκτους του λαμπτήρα με γραφική απεικόνιση του φάσματος 

εκπομπής και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
από 100 ώρες λειτουργίας. 
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κ^ΰ^πάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 

ίΐ.Ι,Ιύ.Προσπέκτσσς και. τεχνικά χαρακτηριστικό του στραγγαλιστικού 

πηνίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ΨΑΤΤ, συντελε¬ 
στή ισχύος χωρίς διόρθωση συνημμένου, απαιτούμενη χωρητικό¬ 
τητα για διόρθωση συνημμένου μεγαλύτερη ή ίση του 0,85, 
ρεύμα λειτουργίας και γενικέ κάθε στοιχείο που μπορεί να 
βοηθήα*. την Υπηρεσία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιό¬ 
τητα τον υλικού, 

5,1«11.Προσπέκτους του ηλεκτρονικού εναυστήρα, με κυκλωματικό διά¬ 
γραμμα, περιγραφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερμόκρα¬ 
σί^ περιβάλλοντος λειτουργάς και γενικέ χέθε στοιχείο 
που / μπορεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση, γνώμης 
για την ποιότητα του πρσσφερσμένου υλικού, 

5,1.12.Υπεύθυνο δήλωση του Νόμου Ί05, στην οπο*ία ο συμετέχων στον 
διαγωνισμό θα δηλώνει ανεπιφύλακτα το χρονικό διέστημα για 
το οποίο εγγυέται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
εγκαταστέσεως από της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου 
περατώσεως εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως. 

5.1#13*Κατέλληλσ συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρωτο¬ 
τύπω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή 
και τον συμμετέχοντας 

6. Ηκ τ ελούμενοι_ έλεγχο 11 

6, 1, ΟΡχ^να^ελέ^χου^ 

Κέδ»; διάνωνιζόμενος ή κάθε ανέδοχος έργου είναι υποχρεωμένος εφ' 
όσον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην διάθέση της 
Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως-φωτισμού 
ακριβέίας, και ένα όργανο μετρήσεως μέσης και τοπικής λαμπτότητσς. 
ΤΓΥπηρεσία θα ελέγξει την αξιοπιστία των οργέναΛ, και αφού βεβαιω¬ 
θεί για αυτή; θα πρσβεί στους·απαιτούμενους ελέγχους. 

■■'Ολοι οι έλεγχοι θα γίνουν με το αυτό 1 όργανο που θ& έχει επιλέξει 
η Υπηρεσία. 

6,2.Α«μπτήρε.ς ελέγχου: 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχον θα είναι οι 
, αντιστοιχούντες στο φωτιστικό σώμα ως προς τον τύπο καί την ισχύ, 
καινουργείς, των εργοστασίων 08ΒΑΗ ή ΡϊίΓ&ΪΡΒ.Οΐ. λαμπτήρες θα προ- 
.ακομίζονται από τον «νάδοχο ή τον διαγωνιζόμενο. 

ΒφΨί~ον η Υπηρεσία θελήσει, οι λαμπτήρες θα είναι από τα αποθέματο 
της Υπηρεσίας« 

Ε τάση τροφοδοσίας θα .εξασφαλίζεται για τις μετρήσεις σε ανοκκτούς- 
■ χώρους από την τέση του δικτύου, που θα ελέγχεται με βολτόμετρα. 
Διακυμάνσεις της τάσεως από 200 έως 240 ΥΟΙιΤ θα θεωρούνται φυσιο¬ 
λογικές και ως μή επηρεέζσυσες τις 'μετρήαεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται* σταθεροποιητής 
τέσεως 220^22ΟΥ 50Η55 καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του οποίου θα 
ελέγχεται με βολτόμετρο, 

6 '4.Ελ0χο£ - θα?-ΟΡΡ ι ; ,. 


Πλέτος της οδού, σε περίπτωση υπέρξεως νησίδος, θεφρείται το 
πλέτος από του ερείσματος της νησίδος μέχρι το· έρεισμα της οδού. 
Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρα- 
τηρητού για κέθε λωρίδα κυκλοφορίας,· λαμβένεταί σημείο κείμενο 
στον §ιαμήκη έξονα της λωρίδας απέχον 6θμ. από το πρώτο σημείο 
μετρήσεως. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμή 
Φωτιομού, καθώς και. την ομοιομορφία φωτιομού £ μέσ0 Έ ελ(ίχΙιΟτο , 

Ε ελίχ ι·ατ(/ Ε μέγ ίατο’ 
ί.6.Ηλεκΐ£ολοϋκ55_ϋ£ΐί°£ΐ 

Κλδαι,ς μονώοεως, 

Ο έλεγχος «α γίνει, οε .εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βέσει 
των κανονισμών 7ΐ)Ε 0710. 

' Η Υπηρεσία διατηρεί το δικσίωμα πέραν ,τωΧ». παραπάνω ελέγχων" 
να προβεί και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να δια¬ 
πιστώσει ·το σύμφωνο του προσφερομένου ύλικού με τις προδια¬ 
γραφές, είτε μακροσκοπικό είτε εργαστηριακό. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεωρούντοι_ επιτύχεί εφ^όσον 
δεν απέχουν περισσότερο από 5% από τα. προδιαγραφόμενα. 

Εάν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπο¬ 
λείπεται της προδιαγραφής"" περισσότερο από 55^0 φωτιστικό 
σώμα θεωρείται ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 

3?Ώ~ ;.μΙ1ίΤ0Λ0?Ι0 ΓΙΑ ΤΟ 5ΩΤΙ ΣΊΜΙΙ0 ΣΏΙ-1Α. 

Ν^ συμπληρωθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και να υπογραφεί 
και σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα καιταν^.κατασκευαστή 
του φωτιστικού σώματος. 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος: 

2. Διεύθυνση του εργοστασίομ κατασκευής, όπου ανό.,^όρα στιγμή η Υπηρε¬ 
σία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργόαιμες μέρες και ώρες την παρα¬ 
γωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος; 

4. Υλικό κατασκευής του κέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτέύσεως του κέλυφους; 

6. Υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύμματος; 

7. Υλικό κατασκευής και πόχος των κλίπς στερεώσεως του διαφανούς 
καλύμματος: 


6.5, 


Τουλόχιστόν τρία από τα φωτιστικό σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν" και τα τρία,· όλλως απορρίπτονται, 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται σπό 
την Υπηρεσία, 

Κόθε ένα από αυτό θα’τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τόση 
λειτουργίας, κατάλληλό τοποθετημένο πόνω σε γώνιόμετρο. 

Η κεφαλή του οργόνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές .την μεγίστη διόσταση της φωτοβολούσης έπιφανείας. 0« 
υπάρχουν διαφρόγματσ αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γενικό ο 
χώρος θα είναι κατόλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές μετρήσεις 
ο λώρος β α επιλέγεται α«ύ την Υπηρεσία και βα είναι είτε χρα- 
τικί εργαατύριο, είτε ερ' «α-ιήριο κίποισ» κατασκευαστού κατίλ- 
λαλα.εξοπλισμένο, . 

Θ0Γ μετρ, > 9οΐν το μεγέδη 1 90 , 1 80 και X ,αχ δια μετρήσεως της 
αντιστοίχου τιμήςΕ 9 0, Ε 80 και Ε ΜΑΧ αε Μ2 και αναγωγής των 
σε 0Χ> εκ της σχέσεως 

Ε*-Ι~ 

. - Ώ2 

£πον Ε η απίστααη της διαχωριστικής γραμμής διαπνοής καλύμμα¬ 
τος- κελύφους, και της κεφαλής του οργίυου (Λ0Υ50ΜΕΦΡ0Υ) 

Η αναγωγή οε ΟΒΊΟΟΟ χυΜΗΪ 6α γίνει βίοει της ονομαβτικής φω¬ 
τεινής ροής ταυ λαμπτήρα, πού ύχει ε πιλεγεί για τις μετρήοεις 
κςι που προκύπτει «πύ τους επίαημους καταλόγους του κατασκβυα- 
σταύ. 

Έλεγχος μέσης τιμής λαμ;:α$ΐητος ολικής ομοιομορφίας. λαμπρύτητος 
και διαμήκους ομοιομορφίας λαμπρύτητος. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιοτών η επιφίνει« του οδοατρώματος χωρΟ- 
ζετοτι σε κόναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η ο, ϊ.Ε. 1965 . 

Οι μετρήοεις μέθης λαμπρύτητος και ολικής ομοιομορφίας έκτελούν- 
ται με τμν βοήβεια του οργίνου μετρήοεις λαμπρύτητος, αύμφωνα 
με «αα ορίζει η 0 . 1 .Ε. 1 9 6 2 και για δέαη παρατηρητού απέχουαα 
απύ το έρεισμα της οδού κατί την φορί ενίς οχήματος κατί το 1 ίι 
που πλάτους της οδού. 


8. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεις: 


9» Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγαλιστικού πηνίου: 


10.Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του εναυστήρα: 


11.0 εναυστήρας; 


α„ Χρησιμοποιεί εκκινητή σπινθηρισμών 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

β.’ Είναι ηλεκτρονικός χωρίς εκκινητή σπίνθη- 
ρισμών και χωρίς κινούμενα μέρη 

ΝΑΙ 

.0X1 

γ. Είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτόμενης 
λειτουργίας 

ΝΑΙ ~ 

ΟΧΙ 


.12. Ποία η ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί 
ο εναυστήρας: 

13. Πόσα μΕ συνολικό είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές; 


Ποία η ανώτατη θερμοκρασία αε °σ στην οποία λειτουργεί ο -πυκνωτής* 


15, Ποίος ο συντελεστής ισχύος -·που επιτυγχάνεται; 

16, ΤΓοία η εξωτερική διάμετρος του βραχίονος που' δέχετατ το φωτι¬ 
στικό σώμα; 

17» Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιστικού πηνίου σε ίίΑΤΤ; 

18 . Ποία η ανώ'τατη θερμοβαθμιδα Δθ του στραγγαλιστικού πηνίου: 






ά>, 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23. 

24. 
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'ποίος ο λίγος της συνολικής εξερχομένης από το φωτιστικό α< 5 μ„ 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμτήρος: 

ηο(ο ποσοστό της συνολικής εξερχομένης φωτεινής ρο ής κατευθύνετει 
πρσς το κάτω ημισφαίριο: 

Ποίες οι ενέσεις: 1 90 , 1 Β0 χαι 1 β8 σε κανδέλες ανό Ι.ΟΟΟ.η,,.^, 


26 . 


Ποία η φωτοβολούσα πλευρική επίφόνεια του φωτιστικού σώματος, 
σε τετραγωνικά μέτρα: 

Γπύ ποία γωνία κλίσεως του βραχίονας ως πρός το οριζόντιο 
επίπεδο έπιτυγχόν«<- ? ι τα φωτομετρικό αποτελέσματα τής μελέτης: 

ϊε ποιό εργαστήριο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικό, ηλεκτρικό, «ερμκκό 
και μηχανικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση): 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί ανύ πύσα στιγμή 
το εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειρές. 

Ποίος ο κατασκευαστής του οργένου μετρήήεως φωτισμόύ(Λουζδμετρο) 
που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοίχε ίων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου: 


Ποίος. ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμπρότητας.που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των .φωτομετρικών, στοιχείων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου: 


27. 


29. 


Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικέ σώματα έχουν εγκατασταθεί σε δί¬ 
κτυα του ΥΠ.ΠΕΡ.ΥΩΡ.Δ Ε., πότε και πού. 

Ποιούς άλλους τύπους φωτιστ.ικών σωμέτωυ οδικού φωτισμού κατα- 
σκευέζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και 
που έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυα του ΥΠ.ΪΙΕΡ.ΧΩΡ,Δ,Ε. 

Με ποιούς άλλους τομείς φωτισμού ασχολείται* ό.κατασκευαστής 
τού φωτιστικού σώματος και από πότε. Δώσατε λεπτομερείς πλη¬ 
ροφορίες. ' ' ■ ' ' 


ΕΡΩ ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΛΑΜΤΤΤΗΡΕΓ ' 

1. Επωνυμία, διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 

2 . Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. , 

3. Τύπος του λαμπτήρα: 

4. Τέαη τροφοδοσίας και συχνότης: 


5. Ποία η φωτεινή ρο ή του λαμπτήρα: 
α. Μετέ 100 ώρες λειτουργίας 
β. Μετέ 2000 ώρες λειτουργίας 
Υ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 
δ. Μετέ 6000 ώρες λειτουργίας 


6 . Ποίο τό.ρεύμα εναύσεως σε Α: 

7. Ποίο το ρεύμα λειτουργίας σε Α: 


1.2.Κό«ε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται βασικό από το κότωθι επί 
μέρους τμήματα; 

-κέλυφός 

-διαφανής κώδωνος 

-ηλεκτρική μονόδο πον φέρει το ηλεκτρικό όργανα. 

2 . Κέλυφ ος· 

Το κέλμ,ος τον φωτιστικού σώματος «α αποτελείται από ένα ενιαίο 
τμήμα από χντρπρεσσαριστό χρόμμα αλουμινίου με λείες επιψόνειες 
χωρ ς επιφανειακές ανωμαλίες, κατασκευασμένο δι'εγχόσεως νπό 
τίεση, σε μεταλλικές μήτρες. Η Υπηρεσία ανό πόσα στιγμή διατηρεί 
ο δικαίωμα να ελέγξει τον. τρόπο κατασκευής τον φωτιστικού 
σώματος στο εργοστόσιο κατασκευής. 

Οποιαδήποτε όλλα μεταλλικό εξαρτήματα θα είναι κατασκευασμένα 
«^ανοξείδωτο χόλυβα, ή θα έχουν υποστεί ηλεκτρολντικό αντί- 
δισβρωτική επεξεργασία* · · ’ ■ .* 

Το κέλυφος θα είναι βαμμένο εξωτερικό με δύο στρώσεις αντιδια- 
βΡω^ύς βοφής φούρνου (χρώματος γχρί ανοικτό) και εσωτερικό με 
β«Φή Φούρνου χρώματος λευκού, εκτός και εόν εσωτερικό εκτός 
από τα κότοπτρα υπήρχει όλλη αναχλαστι.χή επίφόνεια. 

Διευκρινίζεται ότι η επίφανειαχή επεξεργασία (βαφή, φευύαργόρωαη 
Χλπ.) των κοινών μετόλλών που υπόκεινται σε διόβρωση ή ακούριασμα, 
πον χρησιμοποιούνται γία την κατασκευή εξωτερικών μερών του φωτι¬ 
στικού σώματος, δεν νοείται ότι αντικαθιστώ τα κατό τα ανωτέρω 
αναςερόμενα μέταλλα. - 

Το φωτιστικό σώμα θσ-φ'έρει απαραίτητα κίτοπτρο ή κότόπτρό για τη 
δημβουργία ασύμετρης κατανομής φωτισμού.Λ , 

•Το κάτοπτρο" δύναται να είναι ολόσωμο ή να αποτελείται από δύο 
5 πλευρικό-κότοπτρα. ΤΟ κότοπτροή τα κότοπτρα θα είναι κατασκευασμένα 
από χημτ,κό Ήαθαρό'ήϊλ'συμΰνιο καθάρότητος'99,955 ανοδειωμένα ή στιλ¬ 
βωμένα. ■· —",··.· ’ · 

Η στερέωση των κατόπτρων στο ■ Ηέλυφος· θα.- είναι τέτοια ώστε ναεπιτήέΒ 
πετσί η, μετακίνηση των κατόπτρων για την ρύθμιση της εκπεμπομένης 
φωτεινής ισχύος. " ’’ '■■ “ · · , ' 

Διευκρινίζεται οτι στην περίπτωση του ολόσωμου κατόπτρου ή ρύθμιση 
της φωτεινής ροής θα γίνεται με την μετακίνηση της λυχνιολαβής της 
ουσίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται με ειδικό εξάρτημα, ώστε 
να είναι δυνατή αυτή η μετακίνηση. · . 

Το πίσω τμήμα του κελύφους θα είναι διαμορφωμένο σε υποδοχή βραχίονας, 

εξωτερικής διαμέτρου 6ο χιλιοστών. . ' .. 

Η στήριξη του φωτιστικού σώματος ατα'βραχίονα θα γίνεται κατό τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης - εξασφάλιση του σώματος (σταθερή 
στερέωσή) και ευθυγράμμιση του άξονα τ'όυ φ'ωτιστίκόύ μέ τον όξονα του 
βραχίονα. ' · '' . 

Κόθε φωΐιστικό σώμα πρέπει^’να φέρει λυχνιολαβή από' πορσελάνη Ε 40. 

,,*» φωτιστικό σώματα θα είναι αυσρήρώς του τύπου ΰίκ~ΰΐ%. ' 

3. ΔίΑΦΑΠΗΣ' ΚίίΔΒΠΑΣ: ' 

Κόθε. φωτιστικό θα κλείεται ατό κό-ιω μέρος με ,Ηώδωνα από ειδικό δια-' 

-,... φανές. πλαστικό..ή, πυρίμαχο χαλί,, ανθεκτικό σε συνήθεις μηχανικές. 
Κατρπβν,ήσεις κα.ι.χωρ.ίς ελκτικές'ιδιότητες σκόνης, φι* ν,ά μή ρυπσί- 
νεται απή αυ.τή. . , ,. , > % ν 

0 κώδωνος θα φέρει περιφερειακό παρέμβυσμα από ελαστικό νεοπρέυιο 
ή τσόχα, υλικό ανθεκτικό στο ύπαιθρο και στις έντονες καιρικές μετα¬ 
βολές και στην θερμοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

0 συνδιασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο 
του λαμπτήρα, και θα εξασφαλίζει κατ'ελάχι.ατο προβτασία Ρ 33 κατό 
ηΠί 40050 ή ΙΡ 44 κατό ΙΟΕ 144. 

0 χώρος των οργόνων «α φέρει ε ιδιαίτερο χόλυμμα και θα έχει προ¬ 
στασία Ρ 22 κατό ΰΏ! 40050. 

Ρ στερέωση του καλύμματος πρ,έπεί να είναι τέτοια ώστε ν« παρέχεται 
η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος και σε περίπτωση, που απίση εύκολα 
να αντικατασταθεί να δύναται δε αυτό-κατέ το άνοιγμα του φωτιστικού 
σώματος για συντήρηση ή αντικατόσταση του λαμπτήρα, να παραμένει 
συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα του φωτιστικού ώστε να επιτοέπει 
στον εργαζόμενα^λ^Μή^^ΐΙεΡ ^ίι ' ^Ι 1 
χωρίς τη χρησιμοποίηση κόποι- εργαλείου. 


8 · Ποίος ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα: 


■ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΟ.Φ .-6 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΗΑ ΑΤΙΜΗ ΠΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΙΕΣΕΩΣ 40017 ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 


Ί.Ι.Φωτιστικό σώμα μιός λυχνίας ατμών Πατρίου, υψηλής πιέσεως, 
ισχύος 400», κατόλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, εγχωρίου 
κατασκευής, κατόλληλο για'συνεχή λειτουργία από ύπαιθρο και 
αε θερμοκρασία περιβόλλοντος από -20 έως 30 βαθμούς 0, Xωρ-Ι. 
αλλοίωση των κατασκευαστικών του στο*χ*<ων,(όπως παραμόρφωση 
«λικών από πλαστικό) και δυσμενή επίδραση στο χρόνο ζωής των 
οργόνων του φωτιστικού σώματος. 


4. ΗΛΚΤΡΙΚΗ_ΗΟΚΑΔΑ^ 

Όλα τα ηλεκτρικό όργανα του φωτιστικού σώματος δηλαδή στραφγαλιστι- 
χό πηνίο, πυκνωτής, λυχνιολαβή, εναυστήρα, αντιπαρασιτική διόταξη 
θα είναι τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από το* 
χώρο του λαμπτήρα, διαχωριζόμενο από αυτόν με διόφραγμα που να 
εμπόδίζει την όμεαη επίδραση στα όργανα,της θερμότητας που δημιουρ- 
γείται από τον λαμπτήρα, ο ίώρος των οργόνων 6 α βρίσκεται στην 
προέκταση του χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε όχι πόυω από αυτόν. 
Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργόνων πρέπει να 
αερίζεται αρκετό και η εξωτερική επίφόνεια του να είναι ικανών 
διαστόσεων.Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου - των οργόνων 
πρέπει νά διατηρείται τουλόχιστον 10 βαθμούς 0 χαμηλότερα από την 
επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργόνων για όλη 
την περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του φωτ.σώματος.’ 
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ΡΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ ΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η ο.νδεομολογί, ™ν δκ,φίρων ήλεκτρά «ΡΥΛ* βΚ ΓΤΙΖκρ^· 
με επακτούς «Υ^γοίς με μίνωεη ■» να αντέχει «ε υΦηΜ βερμοκρααί- 
και μίλιετα «ίν» «τέ 120 βαβμοΰς 0, «« είναι 6ε γενικώς τέτοια 
ώατε να εξοπλίζει ατο „ ω τιατικ<5 οώμα ηλεκτρική κροατααία, «Μ- 
αεως μονώσεως I κατά VI© 0710, - 
Ειδι,κώτερα: 

4.1. Το οτραγγαλιοτικέ πηνίο βα ε,ίναι κατέλληλο για τον λαμπτήρα 
' *©ν προορίζει»για τροφοδότηση άνομαστι-κής· τ<5σης 220Τ υπ 

οτχνίτητα 50ΠΖ, οι 6ε απώλειές το« να μην υπερβαίνουν το ΤΟ* 
της ονομαοτικής' τους 'ιαχήος. ' - 

Κατΐ τα λοιπέ το οτραγγαλιετική- πηνίο πρέπει να είναι κατίακευαα- 
,ιέυο κατί τους κανονι-αμούς Ή>Β 071*/ και να »έρει το αχετικί 
οήμκ εγκρίαεως των κάνου ιδμών αυ.τών. . 

4.8·. 0 πυκνωτής βα εί.ναι να.τίλληλος **.β χρήδη-.ΰδ ουνδιαεμή με το 
ατραγγαλιατικί πηνίο χαχί τέτοιο τρήπο ώοτε να εήααψαλί.ζει 
ίυυτελεστή ιοχΰος μεγαλέτερο ή ίοο με 0,95. 

Σε περίπτωοη που για κίδε φωτιστικέ χρησιμοποιηΜΐ περ.ιοίήτεροι 
του ευδς πυκνωτές, αυτοί πρέπει να είναι ουνδεήεμένοι εν παραλ- 

λήλω. . ν · . · . 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να-,είναι καταακευαομένοι για 
βερμοκρρεία περιβέλλου-τος κατ'ελίχιρτο 85’βσθμοΰς σ,.και ; ··να 
ξέρουν ανχίαταοη εχφορχίβεως. . · » '· - - - 

Κετέ τα,λοιπέ οι πυκνωτές πρέπει να είναι, καταοκευααμένοι κατέ 
τους,κανονισμούς ΥΒΕ 0560 ή παρεμφερείς και,να φέρρρν το ,οήμα 

της εγκρίαςως των κανονισμών τούτων, 

, ' * *. . ν . > . 

4.3. Για την απέσβεαη των-ραδιοφωνικών'παραοίτωυ που παρέχονται από 
τόν λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των "γραμμών^ 
ηλεκτρική μονέδα, εφ'έσον απαιτείται απέ την διακήρυξη, θά φέρει 
αντιπαραειτική διέταξη αέμφωνα με'τουςκανονιαμοδς ΌΒΤ ΟΒ75 
και 0876 και τις προδιαγραφές ΜΥΛ-Ι-ί 6910 λ και ΐαΐιΧ,-Χ-26600. 

Το φωτιστικέ οώμα θα φέρει, ηλεκτρονικέ εναυστήρα χωρίς κινοΰ- 
μενα μέρη και χωρίς εκκινήτή σπίυθηριαμών, για τ η ν έναυαη του λα- 
μπτήρα, 

• Ο έναυατήράς 9α είν,αι κατέλληλος για «ερμοκρααία περιβάλλοντος 
λειτουργίας απέ -15 έως 70 βαθμούς 0. 

0 ευκυατήρας θα είναι κατέ προτίμηαη αυτοδιακοπτομέυης λειτουρ¬ 
γίας, δηλ, μέλις τεΟή υπέ τέεη 9α τροφοδοτεί με υΦηλή τίση 
τον λαμπτήρα επί 90 8.00 και μετέ θα θέτει εαυτέν εκτές κυκλώμα¬ 
τος. 0 ευαυατήρκς θα επαναλει-τουργήοεί μόνο έτκν διακοπεί και 
επσνέλθει η τάση ταυ δικτύου» 

Τα όργανα, δηλ· ατραγγαλιστικό πηνίο και ήλεκτρούικόςεναυστήρσς 
θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του αυτού κατασκευαστού με 
τον λαμπτύρα· 

*Αλλως θα πρέπει, απαραιτήτους να είναι ενκεκριμένα από δύο του¬ 
λάχιστον διεθνώς γνωστούς Οίκους κατασκευές λαμπτήρων εκ των 
05ΗΛΜ, Η·ΐΗιΙ?$, 'ΒΗΕΗΑΣ» ΕΐιΕΟΤΚΙΟ,. ΓίΑΖΒΑ, ΤΗΟΕΝ, 5ΥΤΛΓΑΝΪΑ και Οσ 
πρέπει να φέρουν επ'αυτών το σήμα εγκρίσεως. 

4·4.Διακλαδωτήβα^Ι 

Κάθε φωτιστικό οώμα-πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα πορσελάνης 
σταθερά προσαρμοσμένο μέσα στο κέλυρος, Όλες οι ηλεκτρικές 
συνδεσμολογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγμα¬ 
τοποιηθεί έως τον διακλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρι¬ 
κή σύνδεση του διακλαδωτήρα με το. δίκτυο της ΔΕΕ το φωτιστικό 
να μπορεί να λειτουργήσει. · 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει. να 
συγκροτείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο) - ώστε να μήν καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος 
χαλαρώαεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε .περίπτωση 
που τεντώνεται το καλώδιο, 

, Το φωτιστικό σώμα εάν απαιτείται θα είναι πλάσεως μονώσεως XX 
κατά ΥΒΕ 0?10. 


4* 6 ·62Β22ί6£5Ι .... 

0 λαμπτήρας θα είναι λαμπτήρας ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, 
μηνοειδούς μορφής, διορθωμένου φάσματος, κάλυκος Ε40, τάσ'εως 
τροφοδοσίας 2207, 50ΗΖ και θα αποδίδει φωτεινή ροή 47.000 ΕΟΐΒί*. 
0 ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6,000 ώρες. 

Εφ'όσον δεν απαγορεύεται από .την διακήρυξη ή τ^ν Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του έργου, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λαμπτή¬ 
ρες ατμών Νατρίου Υψηλής Πιέσεως, σωληνωτής μορφής μα διαφανή 
κώδωνα, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν θα υπολείπονται των * 
χαρακτηριστικών των απιοειδών λαμπτήρων, υπό την ρητή προϋπόθεση 
ότΐ' με αναλυτικό στοιχεία ο δισγωνιζόμενος θα αποδει^ 
το οπτικό σύστημά - που χρησιμοποιεί το φωτιστικό σδι 
, δικά σχεδιασμένο για σωληνωτό λαμπτήρα και ότι η, θά* Λ 
εγκαταστάσεως είναι μέσα στα προδιαγραφδμενα πλαίσια. % 


5. %ωτοτεχ ν ικά χαρ «κτη£Πστ.ικό_ΐ 

Το φωτιστικέ σώμα θά είναι «υστηρώς του νΰπιον ΟΠΤ-ΟΕΡ αΰμφ»* 
με την ΟΙΒ (1965). 

φ« φωτοτ,εχυΐΗώ χαρακτηριονικώ του φωτιστικοί σώματος, 9α είναι 

■ τέτοϊσ ώστε το-φωτιστικέ σώμα,τρκαθετοίμενο σΰμφωνα με- όαα κα«ο- 

ρίζονται-ΐϊΐΐν μελέτη του έργου, να εμιιτυγχίνε,'ι τα ζητοΐμενα ,ωτο- 
τεχνικέ μενέθη -που καθορίζει η μελέτη. ^ 

■ Λιέ· ί · ινίζετάι .έτι, τα ξητοίμενα από χψ μελέτη ,φωτοτεχνικί «ο- 
τέλέσματά'- ΐί-νσι ·ΐα ελάχιστσ κραίε.κτέ, με βνίΟχΑ 53 σε κέθε μέ- 
γέθος.Σε κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπσλείπε- 
ται περισσότερο .απέ 53 σηέ’ τα-καθοριζέμενα σΐην,μελέτη, εξαιρέαη 
του δείκτου «αμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να ε(.ναι μεγαλίτεροε 

του προδιαΥραφομένου’ πέραν του 955. . ί ! 1.1 

5 1 Την ήμερομηνία διεζαγωΥήί της· δημο.πρκσίας, κέθε διαγωνιϊίμενος 
'υπσβ'έΚλει,'επί'πο·ιν«-αποκλεισμοί,· στην επιτροπή του διαγωνισμοί, 
απαραιτήτως τα στοιχεία που, ακολουθοίν, αε επίσημα χαρτιί τον 
"οίκου Κατασκευής των φωτιστικών, σωμέτων, λαμπτήρων και οργένων, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα ε.ν -πρωτο,τΰπω, απέ τον Καταοκευαοτή 
των φωτιστικών σωμέτων και των λαμπτήρων ,και απέ,τον συμμετέ- 
χοντσ στην δημοπρασία. 

5.1’,Ι.--Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΡΕΟδΡΕΟΤύΒ).^ 

5.2.-Καμπύλες συντελεστού χρησιμοποιήσεως. 

5.1. -3.·-ΜέΥΡσμμα πολικής κατανομής σε 6ίο επίπεδα, ένα παρίλληλο και 

ένα κώθετα. προς τον διαμήκη έξονα του φωτιστικοί σώματος. 

5.1.4. -Καμπύλες 18 ΟΧΌΧ. 

5.1.5. -ίίαμπύλες ίσης, λαμπρότητας. , 

5.1.6. -Μελέτη .από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση τα παρακάνω στοι- 

σεία, από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι -η τοποθέτηση των 
_ · προσφερομένων.φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με όσα--καθορίζει 

*--*η μελέτη-του,έργου, έχει δάν. αποτέλεσμα την, επίτευξη των νο>το- 
μετρικών μεγεθών που._απάιτεί η μελέτη. - . 

5,ι # 7.-Καμπύλη πτώσεως της ,φυίτεινής ροής^, συναρτήσει του χρόνου, για 
'τούς πρασφε-ρόμεναυς'λαμπτήρες και καμπύλη θνησιμότητας. 

5.1. θ.-Ιϊροσπέκτους τςμ λαμ^πήρα με γραφική απεικόνιση του φάσμ'ατος 

εκπομπής. ^·και.- με την^ ονομαστική .φωτεινή ροή ^ου -λαμπτήρα μετέ 
από 70.0 ώρες λειτουργίας.-. ' . ’ = -ν. 


5.1.9. 


-Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 



5.1,ΙΟ.ίφσσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του στραγγαλιστίκού 

πηνίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ν/ΆΤΤ» συντελε¬ 
στή ισχύος χωρίς διόρθωση συνςμιτόνου,απαιτουμένη χωρητικό-εητ*-· 
δια διόρθωση συνημιτόνου μεγαλύτερη ή ίση του 0 , 85 „,ρεύμα λει¬ 
τουργίας και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την 
Υπηρεσία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιότητα του υλικοί. 

5 . 1 . 11 -ΙΙρσσπέκτσυς του ηλεκτρονικού βναυστήρα, με κύκλωματικό διάγραμ¬ 
μα, περιγραφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος λειτουργίας και γενικά κάθε στοιχείο που θα μπο 
ρεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση γνώμης για 5Ισι ^ 
τητα του προσφερομένου υλικού. 

5.1.12.Υπεύθυνο δήλωση του Νόμου - 105, στην οποία ο συμμετέχων στον 
διαγωνισμό θα δηλώνει ανεπιφύλακτα το χρονικό διάστημα για 
οποίο εγγυάταί την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργίσ της έγκατα 
στάσεως από της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου περατώσει 
εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως, 

5.1,13-Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα.·.-Ερωτηματολόγιά εν πρώτοτ-'- 
πω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή και τον 
συμμετέχοντα. 

6· 1. θ£χα να^λέχ^ου^ 

Κάθε διαγωνιζόμενος ή κάθε ανάδσχος έργου είναι υποχρεωμένος 
εφ'όσον του ζητηθεί, να προιικομίζει και να θέσει στην διάθεση 
της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως φωτι¬ 
σμού ακριβείας, και ένα όργανο μετρήσεως μέσής' και. τοπικής 
λαμπρότητας. 

•Η Υπηρεσία θα ελέγξει την αξιοπιστία των οργάνων, κάι αφού 
βεβαιωθεί γι'αυτή, θα μπροβεί στους απαιτσύμενους ελέγχους. 
Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν με το αυτό όργανο που θα έχει επί- 
λέξει η Υπηρεσία, 

6.2. Λαμπτήρες ελέχχου^ 

Οι λαμπτήρες με. τους οποίους θα γ?ίνουμ ;.οι έλεγχοι θα» είναι 
οι αντιστοιχούσες στο φωτιστικό σώμα ως προς τον* τύπο και την 
ισχύ,., καινουργείς, * των εργοστασίων· 08ΕΑΗ,ή ΡΜΓΒΙΡ^.Όι· λαμ^τή 
ρές θα προσκομίζονται-.από τον ανάδοχο ή τον δ'ίαγωνιζόμενρ. 

ΕφΌσον η Υπηρεσία θελήσει, οι - λαμπτήρες θα είναι από τα 
θέματα.. της Υτιηρεσίφς. . 




ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΈΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


6.3.Τ<$23-£ΜΗ22.·.-·· ■ ■ 

Κ τάσή τροφαδος-ίάς 'θα εξασφαλίζεται .για^ τις μετρήσεις σε ανοι¬ 
κτάς ’χώρους από την τάση.του δικτύου που θα ελέγχεται με βολτό- 
μέτρο. ** ...... . , 

διακυμάνσεις της τάσεως σπό 200 έως 240 νοτ,Τ θα θεωρούνται 
φυσιολογικές ^κσι ως - μή έπηρεάζουσες τις μετρήσεις. 

Για "τις Εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιητής 
τάσεως ; -220 '220Ύ 50ΠΖ ’καταλλήλου * ισχύος, η άκρίβε ια % ΐά) οποίου 
θα, ελέγχεται με βολτόμετρο: ' 

6-4- ^Βλεγ ^ο^Οϋ^ ΙΙΐ . . ν . , ν.· . * ■ ·//. 

'■ ' Τουλάχιστον τρία από τα·.φωτιατικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
■ΰσ επιτύχουν και τα τρία, άλλως απορρίπτονται/. 

Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται από 
την Υπηρεσία, .. /V. 

Κάθε ένα από αυτά θα τροφοδοτηθεί με την ονομαστική το.υ τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάν’ώ τίε γώνιάμετρο, · 

Η κεφαλή του οργάνου 1 "μέΐρήσεώς φωτισμοί, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές την μεγίστη διάσταση· της φωτοβολούαης επιφανείας. 

Θα ,μπάρχουν--διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γε- 
..ν,ικά'τχ χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές 
μετρήσεις, 

0 χώρος θα. επιλέγεται φπά.'την Υπηρεσία και θα είναι είτε κρατι¬ 
κά εργαστήριο-, είτε εργαστήριο κάποιου κατασκευαστού ^κατάλληλα 
εξοπλισμένο/·.·^ · ’'·-.“ ' Ι # 

Θα μετρηθούν τα μεγέθη 1 90, 1£0 και· ϊ ΙίΑΧ δια μετρήσεως 
της αντιστοίχου τιμής Ε 90, Ε 80 και Ε ΜΛΧ σε ΙϋΧ και αναγω¬ 
γής των σε ΟΒ εκ της σχέσεως . 



άπου Ε. η απόσταση της διαχωριστικής γραμμής διαφανούς καλύμ- 
ματος-κελύφους, και της κεφαλής του οργάνου(ΛΟΥΞΟΜΕΤΡΟΥ). 

Η αναγωγή σε ΟΒΊΟΟΟ ΕΠί-ίΕΙ! θα γίνει βάσει της ονομαστικής 
φωτεινής ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεγεί για τις μετρήσεις 
και που προκύπτει από τους ρπίσημους καταλόγους του κατσσκευσ- 
στοΰ. 

6,5* Έλεγχος μέσης τιμής λαμπρότητος, ολ'ικής ομοιομορφίας λαμπρότητας., 
και δίαμήκοϋς ομοιομορφίας λαμπρότητας. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρί¬ 
ζεται σε κάναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η Ο.Ι.Ε. 1965, 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητας καιολικής ομοιομορφίας εκτελούνται 
με την βοήθεια του·, οργάνου μετρήσεις λαμπρότητος,σύμφωνα με όσα 
ορίζει η σ,Ι.Β. 1965 και για θέση παρατηρητού απέχουσα από το 
έρεισμα της οδού κατά την φορά ενός οχήματος κατά το 1'4 του 
πλάτους της οδού. 

Πλάτος της οδού, σε περίπτωση υπάρξεως νησίδος, θεωρείται το 
πλάτος από του ερείσματος της νησίδος μέχρι το έρεισμα της 
οδού. 

Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρα- 
. τηρητού για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, λσμβάνετσι σημείο κείμενο 
στον διαμήκη άξονα της λωρίδας απέχον 6θμ. από το πρώτο σημείο 
μετρήσεως, 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμή 
φωτισμού, καθώς και την ομοιομορφία φωτισμού Ε^αζ/Ε^άχιστο* 
Ε ελάχ ιστό- Ε μέγ ιστό, 

Η λεκτρολογι κ ός έλεγχος ; 

Κλάσις μονώαεως, 

0 έλεγχος θα γίνει σε εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βάσει 
των κανον ισμών ΫΒΕ 0710. 

Αο ΐ πο ί έλε γχοι: 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπάνω ελέγχων να 
προβεί και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να διαπιστώ¬ 
σει το σύμφωνο του προσφερομένου υλικού με τις προδιαγραφές, 
είτε μακροσκοπικά είτε εργαστηριακά, · ' 

Τα αποτελέσματα των μςτρήσεων θεωρούνται επιτυχή εφ'όσόν δεν 
απέχουν περισσότερό από’5$ απά" τα προδιαγραφόμενα. , 

Εάν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπολείπεται 
τ 3ζ προδιαγραφής περισσότερο από 555 το φωτιστικό- σώμα,,.θεωρείται 
δτι δεν πλΐρεί τις προδιαγραφές καί απορρίπτεται. 

~·.ΡΩΤΗ:ΠΐΤ0Α0ΓΙ0 ι ΓΙΑ ΤΟ^^ΤΙΣΤΙΚΟ^ΣΩΜΛ 

Πα συμπληρωθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και να υπο,ρ'/ 

«αν σφραγισθεί, εν πρωτοτύπια, από τον προσφέροντα και τον κατα¬ 
σκευαστή του φωτιστικού σώματος. 

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώμα 


2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου ανά πάσα στιγμή η 
Υπηρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες 
την παραγωγή; 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος; 

4. Υλικό κατασκευής του-κέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτεύσεως του κέλυφους: 

6. Υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύμματος; 

7. Υλικό κατασκευής και πάχος των κλίπς στερεώσεως του διαφανούς 

καλύμματος; % 

8. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος ατεγανοποιήσεως: 

9. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του ατρσγγαλιστικαύ 
πηνίου; 

10. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του εναυστήρα: 

11.0 εναυστήρας: 

α,Χρησιμοποεί εκκινητή σπινθηριαμών ΝΑΙ ΟΧΙ 

β.Είναι ηλεκτρονικό χινρίς εκκινητή 
σπκνθηρισμών και χωρίς κινούμενα μέρη ΝΑΙ ΟΧΙ 

γ.Είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτόμενης / 

λειτουργίας ΝΑΙ/ 

12. Ποία η ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί 
0 εναυστήρας: 

13. -Πόσα μΡ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές; 

14. Ποία η ανώτατη θερμοκρασία σε °ΰ στην οποία λειτουργεί ο 
πυκνωτής; 

15. Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται: 

16*. Ποία η εξωτερική διάμετρος του βραχίονας που δέχεται το φωτι¬ 
στικό σώμα: 

17, Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιστικού «ηνίου σε ΥΆΤΤ* 

18, Ποία η ανώτατη θερμοβαθμίδα Δθ του στραγγαλιστικού πηνίου; 

19, Ποίος ο λόγος της συνολικής εξερχομένης από το φωτιστικό σώμα 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρας: 

20, Ποίο ποσοστό της συνολικής εξερχομένης φωτεινής ροής κατευθύ- 

, νεται «ρος το κάτω ημισφαίριο. 

21, Ποίες οι εντάσεις: 1 90 , 1 80 και 1 β8 σε κανδέλες ανά 1,000 Τ-ιΝϊίΒ’Ι, 

22, Ποία η φωτοβολόύσα πλευρική επιφάνεια του φωτιστικού σώματος 
σε τετραγωνικά μέτρα; 

23, Υπό ποία γωνία κλίσεως του βραχίονος ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο επιτυγχάνονται τα φωτομετρικά αποτελέσματα της μελέτηε* 


24. Σε ποιό εργαστήριο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά, ηλεκτρικά,θερμικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού αώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση); 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί ανά πάσα στιγμή 
το εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς, 

25, Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως φωτισμδύ (Λουξόμετρο) 
που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποίος ο τύπος του οργάνου; 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


!>(,. Ποίοί ο κβτοοχϊθβοτήθ τοι ' 0Ρϊί' ,0υ Ρετρήοεως λαμπρότατος που 
ΧΡίκημβχοιείτβι· ϊ ι “ τ,1ν ε6ογωγιί Των ίωτομετρικόν στοιχείων κβι 
ποιος το τόπος το* 0 Ρϊ« υ0ι!: 


27. Πίθο «®5 ια παροχί™ φωτιατι,χί σώματα έχουν εγχαταοταθεΓ σε 
Μ«<μ ίου ΪΠ.ΠΒΓ.®?·Δ.Β. «έχε και *αό. 

?«. Β»»βΰ« ίΧΧο»ί"τ«*9»β ϊ<μ*κ»»η« 5» Ρωμίτων ,οδιχώί ,ωτί,σϋ'οέ κατα- 
οκευίζει ο χαταοχεοοατής που ? ωτι.οτι.>ιοό οώματος, ««5 πότε και 
που έχουν ε-ίκατσοταΐεί οϊί δί “™“ Τοε ϊΙΪ.ΠΕΡ.ΧηΕ.Δ.Ε. 

20, ?Ιε τεοιούς άλλους τομείς φωτκτμού ασχολείται ο κατασκευαστής 
τον ψηστικού σήματος καί, από πότε·. Χώσατε λεπτομερείς πλη¬ 
ροφορίες. 

ρ.ΡΟφ™α? 0 Α0ΓΙ0 ΓΙ Α Τ0Χ_ΑΑΜ^ ^ ΚΡΕΣ 
1* Επωνυμία* διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 

2, διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 

3. Τόπος του λαμτπήρα: 

4» Τάση τροφοδοσίας και» συχνότης: 

5» Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 

Μετά ΐοο <5ρες λειτουργίας 
β* Μετά 2οθΟ ώρες λειτουργίας 
Υ* ϊίετή 4000 ώρες λειτουργίας 
δ» Μετά 6000 ώρες λειτουργίας 

6. Ποίο το ρεύμα ευαύσεως σε Α: 

(* Ποίο το ρεΰμα λειτουργίας σε Α: 


4 *«λεκτρικα^οργανα^ 

Μέσα στο χώρο των οργάνων, ο οποίος θα κλείεται στο κάτω μέρος του με 
ανεξάρτητο κάλυμμα από χυτό αλουνμίνιο. Θα βρίσκονται., κατάλληλα στε¬ 
ρεωμένα και ηλεκτρικά συνδεδεμένα,' το στραγγολιστικό πηνίο, ο ηλεκτρο¬ 
νικός εναυστήρας, άν απαιτείται, και οι πυκνωτές. Η προσπέλαση στον 
χώρο των οργάνων θα-γίνεται δι"ανοίγματος του καλύμματος του χώρου 
τωνρργάνων. 

Γΐά'ττην Γ <ιπαγ0γή .-της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να είναι 
ικανών £ιάότάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου πρέπει να 
διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς Ο χαμηλότερα από την επιτρεπτή 
θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή Θερμο¬ 
κρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγματοποιεί¬ 

ται με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερμοκρασία 
και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς 6,θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζει· στό. φωτιστ,ικό σώμα ηλεκτρική προστασία, πλάσεως μονώσεως 
Γ-κατά-νΟΕ 0710. ’ 

Εικωίερα: 


4.1.Το οτραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που 
Προορίζεται, για τροφοδότησή ονομαστικής τάσης 220ν υπό συχνότητα 
* 50ΗΖ, οι 6ε απώλειες του να μήν υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής 
Του ισχύος. 

Κατά τα λοιπά το οτραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατσσκευα- 
ομευο κατά τους κανονισμούς νοΕ 0712-, και να φέρει το σχετικό 
• * ,ήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών. 

4.2,0 πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδιασμό με το στραγγα- 
~ λ^στικό πηνίο·.κατά .τέ.τριο.τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ι¬ 
σχύος μεγαλύτερο ή ίσο'με θ’, 85 .· 

Σε περίπτωση -που για κάθε φωτιστικό χρησίμοποιηθούν περισσότεροι 
τοσ ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει.να είναι συνδεδεμένοι εν παραλλήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατσεκευασμένοι για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελάχιστο 80 βαθμούς Ο^και να φέρουν 
αντίσταση εκδορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τους 
κάνονισμούς \φΕ 0560 ή παρεμφέρείς και να φέρουν το σήμα της εγκρί- 
σεώς των κανονισμών τούτων. 

4.3. Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών" παρσίτων που παράγονται από τον 
" λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμμών, η ηλεκτρική 

μονάδα, εφ'όσον απαιτείται απρ την διακήρυξη, θα φέρει αντιπαρασι- 
τική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΙΝ 0875 και 0876. 

Το φωτιστικό σώμα, εάν απαιτείται, θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα 
χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινπτή σπινθηρισμών, για την έναυση 
του λαμπτήρα, . 

Τα όργανα, δηλ, στραγγαλίστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας 
θ πρέπει να είναι, κατά.προτίμηση, του αυτού κατασκευασταυ με 
τον λαμπτήρα. 

Άλλως θα πρέπει-, απαραιτήτως να είναι· εγκεκριμένα από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς γνωστούς Οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των: 
ΟδΚΑΜ,ΡΗΙΙ,ΙΡδ,ΟΕΝΒΚΑί; .ΕΣΕΟΤΕΙΟ, ΗΑΖϋΑ,ΤΗΟδΝ, 8ΥΙΛΆΝΙΑ και, θα πρέπει 
να φέρουν επ'αυτών το σήμά εγκρίσεως. 

4.4. Διακλαδωτήρας: 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά 

χ ·: προσαρμοσμένο ,μέσα στο κέλυφος.Ολες. ρΐ ηλεκτρικές συνδεσμολογίες 
•υιν μέσα στο-φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον, 

;διαμλαδωτήρά -αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση, του διΆίλα- 
.:;δωτήρα με το δίκτυο της ΔΕΗ το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργήση. 


3. ίΐοίος ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα : 


ΦΕΧΝΙΚΗ_ΓίΡΟΔΧΑΓρ4φΗ^6*.Φ-.-^^_ 

5£Μΐ ΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΒΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 

•^ΑΑ ΑΗΛΟ ΓΙΛ ΕΝΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΟΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΧΑΜΗΑΗΣ' 

Π1ΕΣΕΡΣ 90Η 

I■ΓΕΝΙΚΑ; . . 

Το Φοΐΐατικό «ί 

χίονος χ«ι Θ α 9α κατάλληλο για τοποθέτηση κατά προέκταση βρα- 

Το φωτίσγι^ . π °τελει με αυτόν αρμονικό σύνολο. 

πτήρα μγμών θα Εγχωρίου κατασκευής, κατάλληλο για. ένα λαμ- 

όργανα λειγ 0υί5γ τ ιου χαμηλής πιέσεως 90»,Θα φέρει δε ενσωματωμένα τα 
του λαμπγή 0αβ Υι,α£ σε ι*θια£τεοο χώρο, σαφώς κεχωρισμένο από τον χώρο 


2, ΚΣΛΥΦΟβ» 

Το Ηίλΰφος Του 

τεμάχιο από χυτ^ϊί 1 ' ι ' στ, ' Μ0 ^ σώματος θα είναι κατασκευασμένο από ενιαίο 
ο* ^*ταλλΐκέζ "Οεοααριστό κράμμά αλουμινίου, δι'εκχύσεως υπό πίεση 
τον χ«οο του λαη^ με λε ’' ε £, ετι, 'δάνειες και θα δημιουργεί δυο χώρους 

κτασπ του χάρου > *' 0 ? και · # τον χώρο των οργάνων, ευριδκόμενο κατά ποοέ- 
ρεσια ανά πάσα στ° υ ^ αμπι ^3ρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. Η Υπη- 
η Η νί™. Του *“·ηοϊ!:Ι“!ί ^“ τη3εί τό δικαίωμα να ελέγξει τον τρόπο κατα- 
ο Χώρος του λαυηνΑ 0υ Λ 0ωματθΕ στο εργοστάσιο-κατασκευής. 

Κ“* ν ϊ? τ4 χοόπο ,,.'™ βα κλείνεται. οτο χάτω μέρος με διαθλαστικέ κάλομ- 
κλ 04 θα είνα, του απάι.τούμενο Βαθμό προστασίας. 

τοολΑν] ,0ε 'ΧΜτίαίκΛ, 0 ! 3 η ί σ “ **ερος τοσ κατάλληλα βιαμορ^κομένσ σι υποδοχή 
θα πΛίϋ 01!ον <0 Ικ £ ^“Νίτρου 2 . Β υποδοχή του Βραχίονα θα έχει μήκος 

νί. Τ »λ; Υ,1 ? Γ0ΓΙ0 <·είτά.' 1 ° ε αο ·ί·-ά.λ!.οη του φωτιστικού σώματος επί του Βραχίονσ 

Τα “ϊίίί β κ ««Εϊϊ^ιίίή κεφαλή^"" 01 Χ ° ΐών τουλάχ< · ΟΤ '> 3 ' κ ^ λ1 ·^ 

έ°Χ&Γ%£°οϊ 6 κΙλυ^ςϊ Εν1 ° Χυαέ ' ;α κατί τ ° " άχο£ ω£ ^ τ “ “ πί - 

λβέαϋ^πϊί 0 * 1 βε η οτ^Μ, α χ είναι . ε ^ τερ, ' Μά χρώμα φούρνου λευ- 

δοαί«^ * ατι ^ ^ να ' καταλλήλων στύλων την λυχνιόλαβή ασφα- 

λαμ^^ ^ρο® εεκ ° υ λικό υψηλής μονώσεως-, τους ακροδέκτες τροφο- 
υ η Ύει * ωσ εως και το στήριγμα του ελεύθερου άκρου του 

βοήθεια *!ΐ βεα α Ηένον?Λ γού του λαμπτήρα θα : επιτυγχάνεται σημειακά 
ρνηοεία *ι δΐΗού ιεχον-κχ επι τόξου κύΚλου 120 μοιρών μεταξύ τους με την 

^ λ,,ου σττ ϊΡ ί ε ε »ί:· 

Το κάτω τμήμ^~~**~^^· 

όίαπή«? „ ί '' ιοί °°ΐμΛ™ ι '!“!;. ε . θα κλείνεται με διαθλαστικό κάλυμμα καταακευα' 
νής οοής'τσ, 2 0ι ΌματΓκέΐ 0υλ ^? υ δι · εκ Χ ,5σι: “ϊ σε “Ί’θλ’ί πίεση "και θα φέρε· 
ΤΟ διάθλαση Α^τήοσν! 5 ρ “ βδωσε1,ς γι · α τ ην επιθυμητή διανομή της φωτει- 


στ τρόπο 0 ·:,^ 00 Ο θνδ£οίίί1. β!ΐ στερεώνεται πάνω στο κέλυσος με την Βοήθεια 
άνοιγμα, ° τε ν ο παοαυί^ Ηα4 ' εσ Χ υ ·°“ υ μανδάλων από ανοξείδωτο χάλυβα 
ΓίΡ'ϊΐ'Ρ-οβίΛΐ,Λ κενει συνδεδβμένο μέ το κέλυφος ακόμη και μετά το 

Το "δλσμμα θα φέρει 
““ «Λ« 0 . 


και 
τητας. 


ελάστικο π<χρέμβυσμα από 


0 **Ή0 νι α 


γην επίτευξη του απαιτοΰμενου βαθμό 


’4.5*ΣφίγκΥήοας καλωδίου: 


- Το καλώδιό παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
• συγκρατέίται μέ σφιγκτήρα(περιλαίμιο)ώστε να μην καταπονείται ο άκρο- 
δέκτηςτων φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος χαλαρώσεως 
της συόφίγξέώς του παροχετευτικού καλωδίου σε πείπτωση που τεντώνε¬ 
ται το καλώδιο. 

Φωτιστικό σώμα θα είναι πλάσεως'μονώσεως X κατά νΟΕ 0710. 


4 .6.Λαμπτήρας: 


4'. 


Ο λαμπτήρας των 90Η θα είναι λαμπτήρας ατμών νατρίου χαμηλής 
πιέσεως,. σωληνωτής μορφής, υοειδούς καυστήρας, κάλυκας Β22, τάσεως 
τροφοδοσίας 220ν, 50ΗΖ, θα αποδίδει κατ'ελάχιστον φωτεινή ροή 
13.000 Ι,ΟΙΙΕΝ καιηιοχύς του θα είναι κατά μέγιστόν 90Η. 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.0(50 ώρες. 


5. Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά: 


-Α¬ 
ΤΟ φωτιστικό σώμα θα είναι του τύπου 8ΕΗΙ ΟΗΤ-ΟΡΕ ,σύμφωνα με την 
ΟΙΕ(19$5). 

··: /%τα Φωτότεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού ^ματσς, θα· είναι τέ- 
Τ τοίά ώστε το φωτιστικό σώμα, τοποθετοόμενο*ήμετΟσα καθορίζονται στην 
μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα φωτοτεχνικά μεγέθη που 
καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται οτι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά αποτε¬ 
λέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά, με ανοχή 5% σε κάθε μέγεθος.Σε κ 
κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν ^Πιτρέπεται να υπολείπεται περισσότερο 
από 5% από τα καθοριζόμενα στην μελέτη, εξαίρεση του δέικτσυ θαμβώ- 
σεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του προδιαγραφομένου 
πέραν του 5%. 

5.1.Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενοςυποβάλλ 
επί' κοινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, απαραιτήτως 
τα ^στοιχεία που ακολουθούν., σε επίσημα χαρτιά του οίκου κατασκευής 
των φωτιστικών, σωμάτων, λαμπν. ·,ρων και οργάνων, σφραγισμένα και 
υπογεγραμμένα εν πρωτοτυπώ απο τον κατασκευαστή τφν φωτιστικών σωμά¬ 
των και των λαμτπήρων και απή τον συμμετέχοντα στην δημοπρασία. 

5.1.1,Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΡΚΟδΡΕΟΤϋδ). 

'5.1.2.Καμπύλες συντελεστού χρησιμοποιήσεως. 

5.1.3. Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και 
έν)α..κάθετσ. προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώματος. 

5.1.4. Καμπύλες ΙΒΟΙ,υχ. 

. 5.1.5,Καμη^λες ίσης λαμπβότητός. , 

• 5.1.6.Μελέτη, με. βάση τα παραίιάνω στοιχεία, από την οποία να προκύ¬ 
πτει σαφώς ότι η τοποθέτηση των προσφερομένων φωτιστιβών σωμά¬ 
των, σύμφωνα με όσα καθορίζει η μελέτη του έργου, έχει σαν ^ 
αποτέλεσμα την επίτευξη των φωτομετρικών, μεγεθών που απαιτεί , 
η μελέτη. 

5.1.7.Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, Υ*»** 

.^ τούς προσφερόμενους λαμπτήρες και καμπύλη θνηοιμότπτο^^ 

5.1.8. Προσπέκτους του λαμπτήρα μεγραφίκή απεικόνιση του φάσματος 
εκπομπής και με τήν ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
από 200 ώρες λειτουργίας. 

5.1.9. Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του στραγγαλιστικού 
πηνίου, με λεπτομέρειες-κατασκευής, απώλειες σε ΜΑΤΤ, συντέέβστπ 
ισχύος χωρίβ διόρθωση· συνημιτόνου, απαιτούμενη χωρητικότητα 

, για,διόρθωση συνημιτόνου, μεγαλύτερη ή ίση του 0,85, ρεύμα λ«ι- 
τουργίρις, και γενικά κάθε; στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την^ 
Υπηρεσία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιότητα του υλικού. 

5.1.10. Τα παοαπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται · 
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5 1 11 ΠΒααπέκΐόυς του ηλεκτρονικού εναοοτήρο, με κυκλωματικο διάγραμμα, 
*· 1 ; . '(μι 0 ιγράφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερμοκρασιών περιβάλ¬ 
λοντος 7 λειτουργίας κάι γενικά, κάθε .στοιχείο που θα μπορεί να 
βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση γνώμης για την ποιότητα 
του πρσσφερομένρυ υλικού. . 

- , 12 Υπεύθυνο δήλωση του Νόμου 105, στην οποία ο συμμετέχων στον 
’δθαγωνισμό θα δηλώνει ενεπισύλακτα το χρονικό βιάστημ για το 
οποίο εγγυάται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκα- 
ταστάσεως από της ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου η*ρα- 
τώσεως εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρυΕεως. 
η ι 13 Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρωτοτυπώ, 
"υπογεγραμμένα.και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή και του 
συμμετέχοντα; 

6, Εκτελουμενο». έλεγχοι.: 

,5,1, Όργανα ελέγχου: 

Κάθε διαγωνιζόμενος ή κάθε ανάδοχος έργου είναι υποχρεωμένος 
εω'όσον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην διάθεση 
της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό ,όργανο μετρήσεως φωτισ- 
μόύ ακρίβειας, και ένα όργανό μετρήσεως μέσης και τοπικής λαμηρσ- 

Η Π Υπηρεσία θα ελέγξει την αξιοπιστία των οργάνων, και αφού 
βεβαιωθεί Υι'αοτή, θα προβεί στους απαιτουμενους εέγχους. 

Ολοι οι έλεγχοι θα γίνουν με το αυτό όργανο που θα έχει ιπιλί.ει 
η Υπηρεσία. · - 

6.2. Λαμπίήρες ελέγχου: 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι θα είναι 
οι αντιστοιχούντες στο φωτιστικό σώμα ως προς τον τύπο και την 
ισχύ, καινουργείς, των εργοστασίων ΟΒΒΚΗ ή ΡΗΙΙ<ΙΘ3·0ι λαμπτήρες 
θα προσκομίζονται από του ανάδοχο ,ή του διαγωνιζόμενο. 

Κφ'όσον η Υπηρεσία θελήσει, οι λαμπτήρες θα είναι από τα αποθέ- 
ματα της Υπηρεσίας. 

6.3. Τάση ελέγχου: .. 

Η τάση τροφοδοσίας θα βξασψοΛίζεται γιά τςς μετρήσεις σε ανοικ¬ 
τούς χώρους από την τάση του δικτυου, που θα ελέγχεται, με βολτό- 

Διακυμάνσει ς της τάσεως από 200 έως 240 νΟύΤ θα θεωρούνται 
φυσιολογικές και ως μή επηρεάζουσες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιη¬ 
τής τάσεως 220/220Ϊ 50ΗΖ καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του 
οποίου θα ελέγχεται με βολτόμετρο. . 

6.4. Έλεγχος ΟΙΤ-ΟΡΡ: 

Τουλάχιστον.τρία από τα. φωτιστικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και. τα τρία, άλλως απορρίπτονταν, # , 

Η επιλογή των φωτιστικά σωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται απο 

Κάθε Υ έυίΓαπό'αυτά θα τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω σε γωνιόμετρο. 

Η κεφαλή του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τσυλάχι^ 
δέκα φορές την μεγίστη διάσταση της φωτοβολουοης επιφάνειας, 
θα υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλάγιων ακτινοβολιών και 

γενικά ο χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές 
μετρήσεις, . , , , 

0 χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσία και θα,είναι εζτεκρατικο εργαστη- 
ρισ,είτε εργαστήριο, κάποιου κατασκευαστού.κατάλληλα εξοπλισμένο, 
θα μετρηθούν τα μεγέθη 1 90,1'80 και Ε ΗΑΧ σε Ι^ϋΧ και αναγωγής των σ* 

0ϋ εκ της σχέσεως 


απαιτήσεις της μελέτης.Ευγκεκοιμένα επιτρέπεται η χρήση των παοακάτω 
λαμπτήρων: 


αντί του: 


Επιτρέπεται ό: 


Νατρίου X,Π. 1<30Η,φωτεινής ροής 

30.500 1/ΘΜΕΝ,αποδόσεως σε 
ΕΙΠΙΕΝ/ΗΑΤΤ** 159,4 

Νατρίου Χ.Π.135»,φωτεινής ροής 

21.500 ΕυΜΕΝ,αποδόσεως σε 
Ι,ϋΜΒΝ/ΗΑΤΤ-159,2 

Νατρίου Χ.Π.90Η φωτεινής ροής 
13.000 ΕΟΜΕΝ,αποδόσεως σε 
ΕϋΜΕΝ/ΝΑΤΤ-144,4 


Να.X.Π.131»,φωτεινής ροής 
25.000 ΙίϋΜΕΝ,απσδάσεως σε 
ΙωυΜΕΝ/ΗΑΤΤ- 180,4 
ΝΑ Χ.Π, 91Η,φωτεινής ροής 
17.500 ΙφΟΜΕΝ,απσδόσεως σε 
. ΕϊΙΜΕΝ/ΗΑΤΤ-192,3 
ΝΑ X,Π.66Κ,φωτεινής ροής 
10,700 υΟΜΕΝ,αποδάσεως σε 
Ι/·ΙΜΕΝ/ΝΛΤΤ*162,1 


όπου Κ η απόσταση της διαχωρίστικής γραμμής διαφανούς καλύμματος-κελυ- 
Φους, και της κεφαλής του οργάνου {ΛΟΥΕΟΜΕΤΡΟΥ). 

Η αναγωγή σε Οϋ/1000 ΕϋΗΕΝ θα γίνει βάσει της ονομαστικής φωτεινής 
ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεγεί για τις μετρήσεις και που προκύπ¬ 
τει από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστούν 


Διευκρινίζεται εκ νέου ότι η τήοηση των φωτομετοικών απαιτήσεων της 
μελέτης είναι απαραίτητη ποσΰπόθεση για οπσιαδήμοτβ εφαρμογή. 

ΈρορΜτ :ν??0 Α0 ΓΤ0 ΓΐΛ -ΐΟ ^Χ^τ ^Ο Τ. Γ ·!Α 

συμπληρωθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προαφέροντα και να υπογρα<?εί 
και σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέρουτα και τον κατασκευαστή 
του ζίωτιστικού Σώματος. 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος: 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου «νά πάσα στιγμή ή Υπη¬ 
ρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες την 
παραγωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού-σώματος: 

4. Υλικό κατασκευής του κέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτεύοεως του κέλυφους: 

6. Υλικό" κατασκευής του διαφωνούς καλύματος: 

7. Υλικό κατασκευής και πάχος των κλίπς στερεώσεως του Διαφανούς 
καλύμματος: 

3. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως: 

9. Επωνυμίακαι διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγαλιοτικού 
πηνίου: 

10, Πάσα μΡ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές: 


6.5.'Βλεγχος μέσης τιμής λαμπρότητας, ολικής ομοιομορφίας λαμπρότητας 

και διαμήκους ομοιομορφίας λαμπρότητας. < 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρίί,εται 
σε κάναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η Ο.Ι.Ε 1965. ^ , 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητος και ολικής ομοιομορφίας εκτελουνται 
με την βοήθεια του οργάνου μετρήσεις λαμπρότητος, σύμφωνα με οσα 
ορίζει η ο.Ι.Ε. 1965 και για θέση παρατηρητου απέχουσα από *° 6 Ρ ε, « 0 ·" 
μα της οδού κατά την φορά ενός οχήματος κατα το % του πλάτους 

της οδού. , ’ . _ , , 

Πλάτος της οδού, σε περίπτωση υπάρξεως νησιδος, Θεωρείται το πλά¬ 
τος από του ερείσματος της νησίδας μέχρι το έρεισμα της οδού. 

Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως 3έσις του * α ****Η* Μ ' 
τού για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, λαμβάνετσι σημείο πειυενο 
διαμήκη άξονα της λωρίδας απέχον 60μ. από το πρώτο σημ ^ ^ - 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέοη τι^η <9 
μού, καθώς και την ομοιομορφία φωτισμού Εμέσο/Εελάχιστο,Εελαχ / 
Εμέγιατο.. 

6.6. Ηλεκτρολογικός έλεγοχς: 

^λείχ^ΊΤ^ει 04 εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βάοει τ»ν 
κανονισμών νΡΕ 0710. 

6.7. Κσιποίελεγχοι ί 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπάνω 

βεί και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για 5 ιιακοοσκο- 

σύμφωνο του προσφερομένου υλικού με τις προδιαγραφές, 

ϊΥαποτελέοματα^τωΥμετοήαεων θεωρούνται επιτυχή εφ'όσον δεν απέχουν 
περί,οσότερο από 534 από τα προδιαγραφόμενα. Εάν σε ρποεοδήποτ ε ε λεγχο 
μενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπολείπεται της ***? ^ν,βια- 

τεοο από 5 %το φωτιστικό σώμα θεωρείται ότι δεν πληρει τις προδια 
Υοαφές και απορρίπτεται,; 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Ά Μ_Α - 

Προδιαγραφών Φωτιστικών Σωμ άτων και Λαμπτήρων 
Νατοίου Χαμηλής Πιέοεως 

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση λαμπτήρων ατμών Νατρίου χαμηλής »·*«<*· 
με μικρότερη ισχύ από την προδιαγραφόμενη σε κάθε περίπτωση, ^ 
προϋπόθεση όμως ότι η απόδοση τοο λαμπτήρα Μ1ΗΪΝ/Κ&ΤΤ θα είναι 
»ε μεγαλύτερη και .υπό την προϋπόθεση ότι 3α πληρσύνται οι φφτομετρςκ« 


11. Ποία η άνώχατη θερμοκρκσίοί αε °0 ατην οποία λειτουργεί ο πυκνωτή:. 

12. Ποίος ο ουντελεοτής ιοχήος που επιτυνχάνεταί: 

13. Ποία η εξωτερική διάμετρος του βραχίονος που δέχεται το φωτιστικό 
σώμα: 

14. Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιστικφή πηνίου σε ΥΆΤΤ; 

15. Ποία η ανώτατη θερμοβαθμίδα Δθ του οτρανγκλιστικού πηνίουχ 

16 . Ποίος ο λόγος της συνολικής εξερχόμενης από το φωτιστικό σώμα 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρος: 

17. Ποίο ποσοστό της συνολικής εξερχόμενης ξίωτεινής ροής κατευθΰνεται 
προς το κάτω ημισφαίριο. 

18. Ποίες οι εντάσεις: 1 90> 1 80 και 1 0θ αε κανδέλες ανά 1.000 ΠΠΙΠίΚ. 

19. Ποία η φωτοβολούσα πλευρική επιφάνεια του φωτιστικού σώματος σε 
τετραγωνικά μέτρα: 

20. Υπό ποία γωνία κλίαεως του βραχίονας ως προς το'ο'ριζόντιο 
επίπεδο επ«,τυγχάνον*«α τα φωτομετρικά αποτελέσματα της μ -ης 






ουύΤΛί,ίί/ί. θεοιίικά. 
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μ χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματσς(επωνυμία, 

<* ιιΛΤηνση): 

■ ' νπ· ίρνο(α διατηρεί το δικαίωμα να εη ισκεφδεί α”ά κάσα στιγμή 
το ί.ργ«<πφια αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς, 

ίΙοίος 6 κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως φυτνομού(Λουξόμετρο) 
«ου γρ*Ό'.η'>ιΐ'\ι> ί πότην εξαγαγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
«αίος ο τύπος του οργάνου: 

ίΟ. Κ&ίβς ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμπρότητας που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
πσίος ο τύπος του οργάνου.* 


τουλάχιστον κοχλιών ισχυράς κατασκευής με εξαγωνική κεφαλή. 

Τα σημεία κοχλιώσεως θα είναι ενισχυμένα κατά το πάχος ως προς 
τα υπόλοιπα τοιχώματα του κέλυφους. 

Ο χώρος του λαμπτήρα θα είναι εσωτερικά βαμμένος με χρώμα φούρνον 
λεύκό, θα φέρει 6ε στερεωμένα επί καταλλήλων στύλων την λυχνιολα¬ 
βή ασφαλείας "°22 από κεραμεικό υλικό υψηλής μονώσεως, τους ακροδέ¬ 
κτες τροφοδοσίας, τον ακροδέκτη γειώαεως και το στήριγμα τρύ^λε^> 
θέρου άκρου του λαμπτήρα, ... / λΓΊϊ“'~' 

'Τ στήριξη του ελεύθερου άκρου του λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται σημεια¬ 
κά σε τρία σημεία απέχοντα επί τάξου κύκλου 120 μοιρών μεταξύ τους 
με την βόήθεια ειδικού δακτυλίου στηρίξεως. 

3, ΔΙΑΟΛΑΣΤΙΚΟ ΙίΑΛΥϊΦίΑ: 


'/Α, νόοα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκατασταθεί σε 
δίκτυα του ΥΠ,Πη:·,Χ0Ρ.Δ,ΰ,,,·. ^6τε και πού. 

**■*· ί'Οιούς άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατα¬ 
σκευάζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και 
που έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυα του ΥΏ,ΠΕΡ,ΧΩΡ.Δ Ε. 

Αι: ποιούς άλλους τομείς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστή 
του φωτιστικού σώματος και από πότε, Εώσατε λεπτομερείς πλη- 

μ«φορί» ς, 

Α,. ααμ ικηρεε* 

1, επωνυμία,διεύθυνση του κατσακευαστού του λαμπτήρα 
Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, 
ί* Τύπος του λαμπτήρα: 

4* Ψάΰΐ\ τροφοδοσίας και συχνότης* 

% Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 

«•Μετά 100 ώρες λειτουργίας 
β»ΤΙετά 2000 ώρες λειτουργίας 
Υ,Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 
δ,Μετά 6θοο ώρες λειτουργίας 

ί’. ίίοίο το ρεύμα εναύσεως σε \· 

7 · ΠοίΏ το Ρεύμα λειτουργίας σε Λ: 


4< ιίοίύς α χρόνος ζωής του λαμπτήρα: 


Π**«>Λ IΑΙ''*Α ' " ' ΤΧΡΤ* 
^Υ'*ΤΓ?0",ΚΑ^ΑΑΛΜ0 »·: Α 
ι ’■ Λ’" !» ΤΟ* χ;.'* ίΑ , ' ?: Π Γ·ηγ -ο 


■ ΤΡ'νΡΟΖ ίΤ-’ΠΤΤΡΙΚΟ' 
ι Η’ 7. Λ/ ; *.π]Λ;Γρ^ απ>ϊο- ■ 

»>’ 135 '*'ν?Τ 


Ι.Γ^ΙΚΑ 

· ! ·ο φωιιοηκόσώμα «ο εΓνοι. κατάλληλο για τοποθέτηση κατά προέκτα- 
(1 ««ί Οο αποτελεί μ6 αυτόν ορμονικό σύνολο. 

'λ) βιοτικό «ίηα IX, είναι εγχωρίου κατασκευής, κατάλληλο για ένα 
λαμπτήρα ατμών νατρίου χαμηλής πιέαεως 135% θα φέρει δε ενσωμα- 
τ«μ να τα όργανα λειτουργίας οε ιδιαίτερο χώρο, σαφώς κεχωριομέ- 
νο από τον χώρο του λαμπτήρα. 

8 ·25ά.2δϊ : 

ο κέλυφο<· του φωτιστικού σώματος 9α είναι κατασκευασμένο από 
ενιαίο τεμάχιο ακό χυτοπρεοααριατό κράμμα αλουμινίου, διίεκχυσεως 
«11 ^εοη^οε μεταλλικές μήτρες με λείες επιφάνειες και 9α δημιουρ- 
ε «υο χώρους,τον χώρο τ0 υ λαμπτήρα και τον χώρο των οργάνων, 
ευρισκόμενο κατά προέκταοη του χώρου του λαμπτήρα και οπωαδήπο- 
Χ<- πίνω ακό αυτόν. " 'πηρεαία ανά πόσα στιγμή διατηρεί το 
>ικα ωμα να ελέγξει τον τρόπο κατασκευής του φωτιστικοί αώαατος 
οτο εργοστάσιο κατασκευής, 

« χδρος του λαμπτήρα 9α γίνεται οτο κάτω μέρος με διαθλαστικό 
οταοίας’ ™ ε ^»«λίζει τον απαιτοβμενο βαθμό προ- 

!° Οτο πίο<,! ■“ ίρο « ϊ0 » «“ΐόλληλα διαμορφωμένα 

να θα ένεί Ρβχίονος εξωτερικής διαμέτρου *». " υποδοχή του βραχίο 

οΐ ο ί * 05 »™ 5 ,1 "" 4 ° εΚ ·’ η δΕ α °^°η ™» φωτιστικού 
σώματος επί του βραχίονας 9α πραγματοποιείται με την βοήθεια τριώ·· 


Το κίτω τμήμα του κέλυςους θα κλείνεται με διαθλαστικό κόλυμμα 
Ηαταακευ&σμένο από. ενιαίο τμήμα, ακβυλ^ικοΰ δι εκχόαεως οε.. υψηλή 
πίεοη και 0α ?έρει διαμήκεις πριοματικές'ραβδώσεις για την επι¬ 
θυμητή διανομή της φωτεινής ροής .των λαμπτήρων. 

Το διαθλαστικό κόλυμμα 9α .στερεώνεται πάνω’οτο κέλυψος με την 
βοήθεια ικανού αριθμού αυνδέαμων καιιοχυρών μανδίλων από ανοξεί¬ 
δωτο χίλυβα σε τρόπο ώστε να παραμένει βυνδεδεμένο με το κέλυξίος 
ακόμη και μετά το άνοιγμα. 

Περιφερειακά το κάλυμμα θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα από νεοπρέ- 

νιο και· όχι απλό ελαστικό για την επίτευξη του απαιτούμενου βαδυοί 
στεγανότητος. ' '-· - .. 

4 , ΡΑΕΚΤΡΙΚ:/^ ΟΡΓΑΗΑχ · 

Μέοα στον χώρο των-οργίνων, ο οποίος 9α.κλείεται στο κάτω μέρος 
του με.ανεξάρτητο κάλυμμα από χυτόαλουμίνιο θα βρίσκονται κατάλ¬ 
ληλα στερεωμένα και .ηλεκτρικά συνδεδεμένα, το στραγγαλιστικό πη¬ 
νίο, ο ηλεκτρονικός εναυοτήρας, αν απαιτείται «αι όι πυκνωτές. 

Β προσπέλαση ατον χώρο των οργάνων~'9α γίνεται δι ανοίγματος το» 
καλύμματος τοη χώρου των οργάνωνί 

Για την απαγωγή της θερμότητας, Ο χώρος των οργάνων πρέπει να 
■-,είναι ικανών διαστάσεων. - Θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου 
πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς ,σ χαμηλότερα από την 
επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των -διαφόρων οργάνων για όλη 
την περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας, του φωτιστικού σώματος, 

Ιί συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών ορίάνων θα πραγματοποιείται 
. με, ευκάμπτους αγωγούς .με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή'θερμοκρα¬ 
σία: και μάλιοτα πάνω από'120 βαθμούς ο, θα είναι δε'γενικώς τέ- 
τοια ώστε,να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική·προστασία, 
.κλασεως_ μον,ώοεως X κατά Υϊ)Ε 0710, 

Βίδι,κώτερα: 

4.1.Το οτραγγαλιοτικό π Π νίο θα είναι κατάλληλο ν 1α ΈΟν λ „ μ1Γτ ή ρο „ 05) 
προορίζεταο, για τροψοδότηοη ονομαστικής τάσης220ν υπό συχνότητα 
50ΊΖ, οι δε απώλειές του να μήν υπερβαίνουν το 107, της ονομαοτι- 
κής του ισχύος. 

Κατά τα λοιπά το στραγγιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατασκευα¬ 
σμένο κατά τους κανονισμούς ν Μ 0712, και να φέρει το σχετικό 
Οήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών, 

4.2.0 πυκνωτής θα είναι' κατάλληλος για χρήση οε συνδίασμό με το οτρβν 
γαλιστικό πηνύο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή 
ισχύος μεγαλύτερο'ή ίαο με 0,85, 

Χε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 

του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι αυνδεδεμένοι εν παραλ- 
ληλω. 

Οι χρησιμοποιπΰμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι νια 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτ'ελάχίοτο 00 βαθμούς ο, και να ,έ- 
ρουν αντίσταση εκφορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπέι να είναι κατασκευασμένοι κατα 
τους κανονισμούς VI® 0$6 0 . ή παρεμφερείς και να φόρουν το σήμα 
της εγκρίσεως των κανονισμών τούτων. 

4,3.Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από 
τον λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των γραμμών, η ηλε¬ 
κτρική μονάδα, εφ'όσον απαιτείται από την διακήρυξη, θα φέρει 
αντιπαραοπική διάταξη σύμφωνα,; μ ε τους κανον.ιαμούς ΒΙΜ 0875 .και 
. 0876. " ... 

Το φωτιστικό σώμα, εάν απαιτείται, θα φέρει ηλεκτρονικό ρναυστή- 
ρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινητή σπινθηρισμών, για την 
εναυαη του λαμπτήρα. 

Τα όργανο δηλ, στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυοτήρας 
ρ πει να είναι, >«ά προτίμηση, του αυτού κατασκευαστού αε τον 
λαμπτήρα. 

Άλλως θα πρέπει, απαραιτήτως νρ .είναι εγκεκριμένα από δύο τουλά¬ 
χιστον- διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των· 0 ϋ 7 Λ% 
ΟΕ^ΤΕΕΑΤι,Κϊΐη,ΙΡδ,Γΐ, -,ΜΑΖΰΑ,Τ Γ Τ0ΒΙΤ,5ΥΤ.νΑΙΠΑ και θα πρέπει να 

Φέρουν ε π Αυτών, το σήμα εγκρίαεως. 

4". 4. Διακ λ αδ ωτή ρας^ 

Κάθε φωτιστικό-αώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρ¬ 
μοσμένο μέοα οτο κέλυφος.'ολες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα 
οτο φωτιστικό αώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έωςτον’δια- 
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Ηλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρ-ική σύνδεση του διακλα¬ 
δωτήρα με το δίκτυο της ΛΠ'-Τ "ίο φωτιστική να μπορεί να λειτουργή- 
οη, . . Λ ·:*:·■ 

4*5»Σφιπ τήρας καλωδίου: 

Το καλώδιο παροχής-που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
.συγκρατείται με σφιγκτήρα (περιλαίμιο) ώστε να μήν καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος 
χαλαρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτω¬ 
ση που -τεντώνεται το καλώδιο, . 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κλάσεως μο*>ώσεως Τ κατά τυΐί 0710. 

4.6, Λα|ΐπτ5βαςϊ 

0 λαμπτήρας των 135ν τ θα είναι λαμπτήρας ατμών νατρίου χαμηλής 
' πιέσεως, σωληνωτής μορφής 1 , υοειδούς καυστήρος, κάλυκος Υ22, 
τάσεως τροφοδοσίας 220Υ, 507Ζ, θα αποδίδει κατ'ελάχιστον φωτει¬ 
νή-ροή 2-1.500 Τ-ιΤί/ΙΕ-' και η ισχύς του θα είναι κατά μέγιοτον 135 ν ' 

Ο ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες, 

5. Φωτοτεχ ν ι κά .χαρακτηριστικά: 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι του τύπου Ρ.Ε 1 -!! ΟΠΐ-ΟΧΤ, σύμφωνα με την 
ΟΙΥ (1965)*. 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά το,υ φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστε .«το φωτιστικό σώμα,-τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στην μελέτη; του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα 
φωτοτεχνικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτρχνικά αποτε¬ 
λέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά, με ανοχή σε κάθε μέγεθος. 

Σε κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν" επιτρέπεται να υπολείπεται περισ¬ 
σότερο από 5*> από τα καθοριζόμενα στην μελέτη εξαίρεση του δέίκ- 
του θαμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να"είναι μεγαλύτερος του προ- 
διαγραφομένου πέραν του 5%. 

5.1.Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού, 
απαραιτήτως, τα στοιχεία που ακολουθούν, σε επίσημοι χαρτιά 
του. οίκου κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οργά¬ 
νων, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα εν πρωτοτύπω από τον κατα¬ 
σκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων και από τον 
συμμετέχοντα στην δημοπρασία, 

5.1.1. Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΡΕ05Ρ10Τϋ5). 

5.1.2. Καμπύλες συντελεστού.χρησιμοποιήσεως. 

5.1,3»Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και ένα 
κάθετο προς τον διαμήκη άξονα το,υ φωτιστικού δώματος, 

5.1.4.Καμπύλες ΙΒΟΤ,ϋΧ, · · · 

5*1.5*Καμπύλες ίσης λαμπρότητας. 

5.1.6. ίϊελέτη, από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση τα παραπάνω στοι¬ 
χεία, από την οποία να προκύπτει σαφώς ότι η. τοποθέτηση των προ- 
αφερομένων φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα,"με όσα καθορίζει η μελέ¬ 
τη του* έργου.,* έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη των φωτομετρικών 
μεγεθών που απαιτεί η μελέτη. 

5,1.7* Καμπύλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για 
τούς προσφερ.όμενους λαμπτήρες και καμπύλη θνησιμότητας. 

5.1, Β.Προσπέκτους τουλαμπήρα ρε -γραφική απεικόνιση"του φάσματος 

εκπομπής και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
από 100 ώρες λειτουργίας. 

5.1.9*Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 

5.1. ΐΟ.Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά - του στραγγαλιστικού πη¬ 

νίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε Ύ/ΑΤΤ,συντελεστή 
ισχύος χωρίς διόρθωση συνημιτόνςυ, απαιτούμενη χωρητικότητα 
- για διόρθωση σμνημιτόνου μεγαλύτερη ή ίση του 0 , 85 ,ρεύμα λει¬ 
τουργίας και γενικά- κάθε .σταιχε'ιο που μπορεί να βοηθήσει την 
. Υπηρεσία να διαμορφωόει γνώμη ως προς την ποιότητα του υλικου. 

5.1.11, Προαπέκτους του ηλεκτρονικού εναυστήρα, με κυκλωματικό διάγραμ¬ 
μα, περιγραφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος λειτουργίας και γενικά κάθε στοιχείο που θα μπο¬ 
ρεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση γνώμης για την ποιό¬ 
τητα του προσφερομένου υλικού. 

5.1.12. " πεύθυνο δήλωση του -'όμου 105’,ατήν οποία ο συμμετέχων στον 
διαγωνισμό θα δηλώνει ανεπιφύλακτα το χρονικό διάστημα για 
το οποίο εγγυάται. την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 
εγκαταστάσεως από της ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου 
περατώοεως εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως. 

5.1.13*Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια .εν πρω- 
τοτύπο», υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή 
και του συμμετέχοντα. 

Κάθε' διαγωνιζόμενος ή κάθε ανάδοχος έργου είναι υποχρεωμένος 
εφ'όοον του ζητηθεί, να προσκομίσει και να θέσει στην διάθε¬ 
ση της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο μετρήσεως 
φωτισμού ακριβείας, και ένα όργανο μετρήσεως μέσης και το¬ 
πικής λαμπρότητος, ■ , 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τήν αξιοπιστία των οργάνων, και αφού 


βεβαιωθεί .γι'αυτή, Οα προβεί στους απαιτούμενους ελέγχους. 
'0?ιοι οι έλεγχοι θα γίνουν με το αυτό όργανο που θα έχει επι- 
λέξει η Υπηρεσία, 

6,2. Αααπτήρε^^ελέγχου^: 

Οι.ΛσΗπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι 6α είναι 
οι' αντιστοιχούντες στο φωτιστικό σώμα ώς προς τον'τύκο και 
την καινουργείς, των εργοστασίων 05» Ϊ ?Α" Ϊ ή ·? ,Τ -ΙΧ.ΙΡ3» Οι 
λαμπτήρες θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο ή τον διαγωνιζό- 
μενο, 

Εφ'όσον η Υπηρεσία θελήδει, οι λαμπτήρες θα έίναι απότα απο¬ 
θέματα της 

6,3» Τάσ^ελέ^χου^ 

τάση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τι5£ μετρήσεις σε 
ανοικτούς χώρους από την τάση του δικτύου, που θα ελέγχεται μ* 
βολτόμετρο. 

Διακυμάνσεις της τάσεως από 200 έως 240 νοί,Τ θα θεωρούνται 
φυσιολογικές και ως μη επηρεάζουσες τις μετρήσεις. 

Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιη¬ 
τής τάσεως 220'220ν 50 ΙΤ Ζ καταλλήλου ισχύος, η ακρίβεια του 
οποίου θα ελέγχεται με βολτόμετρο, 

δ. 4.^Ελεν^ο5^οτΐΤ = ΟΡΡ > : 

Τουλάχιστον τρία από τα φωτιστικά σώματα ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και τα τρία, άλλως απορρίπτονται, 

1 επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ελεγχθούν γίνεται από 
την Υπηρεσία, 

Κάθε ένα από αυτά θα τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάσι] 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω σε γωνιόμετρο, 
τ κεφαλή του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές’την μεγίστη,της φωτοβολούσης επιφανείας* *α υπάρχουν 
διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών ’και γενικά ο χώρος 
θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικός μετρήσεις, ■ 

0 χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσία καί Οα έι*-αι είτε κρατικά 
εργαστήριο, είτε εργαστήριο κάποιου κατασκευαστού κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 

Θα μετρηθούν τα μεγέθη Τ 90, X 80 και ) *»Χ δια μετρήσεως της 
αντιστοίχου τιμής % 90, Ε 80 και Ρ, σε ηοχ και αναγωγής των 
σε 013 εκ της σχέδεως 

τ 

Ε*--— 

Η 2 

όπου Π η απόσταση της διαχωριστικής γραμμής διαφανούς καλύμματος 
κελύφους, και της κεφαλής του οργάνουίΛ0 ν Β3ΤΐΕ1'Ρ0 ν ). 

Υ αναγωγή σε ΟΏ'ΙΟΟΟ τ*Π?5^ ? θα γίνει βάσει της ονομαστικής φω¬ 
τεινής ροής του λαμπτήρα, που έχει ,επιλεγεί για τις μετρήσεις ■ 
και που προκύπτει από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευα- 
στού. 


6.5. Έλεγχος μέσης τιμής λαμπρότητος, ολικής ομοιομορφίας λεμπρότητ,κ 
και διαμήκους ομοιομορφίας λαμπρότητος, 

ΙΤεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρί¬ 
ζεται σε κάναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η 6,Τ,Ε, 1965, 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητος και ολικής ομοιομορφίας εκτε- 
λούνται με την οβήθεια του οργάνου μετρήσεις λαμπρότητος,σύμφωνα 
με όσα ορίζει η 0. Ι*Ε» 1965 και για θέση παρατηρητοΰ απέχουσα 
από το έρεισμα της οδού κατά την φορά ενός οχήματος κατά το 1'4 
του πλάτους της οδού. 

Πλάτος της οδούΊ σε περίπτωση υπάρξεως νηρίδας, θεωρείται το 
πλάτος από του ερείσματος τ^·ς νησίδος μέχρι το έρεισμά της οδού- 
Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρα- 
τηρητού για κά3ε λωρίδα κυκλοφορίας, λαμβάνεται σημείο κείμενο 
στον διαμήκη άξονα της λωρίδας απέχον 6θμ, απότο πρώτο σημείο 
μετρήσεως. 

6.6. ^λεκτβολογ ικόσ >- έλεγχο5£ 

Κλάσις μονώσεως, 

0 έλεγχος θα γίνει σε εργαστήριο επιλογής της ’Υπηρεσίας βάσει 
των κανονισμών ”1)$ 0710. 

6.7. Λοιποί^έλε^χοι2 

:1 Υπηρεα.ία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπάνω "ελέγχων να 
τρβεί και σε οποίο δήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να διπιστώσει 
το σύμφωνο του προσφεροαένου υλικού με τις προδιαγραφές,, είτε 
μακροσκοπικά είτε εργαστηριακά, 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεωρούνται επιτυχή εφ'όσον δεν 
απέχουν περισσότερο από 5.» από τα προδιαγραφόμενα. 

~άν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπολεί¬ 
πεται της προδιαγραφής περισσότερο από $'.* το φωτιστικό σώμα 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Φωηστικών Σωμάτω 


1?.Ποίο ποσοστό της συνολικής εϊερχόμενης φωτεινής ροής κατευθύνετ-ι 
προς το κάτω ημισφαίριο. 


Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση λαμπτήρων ατμών Νατρίου· χαμηλής πιέσεως, 
μ* μικσότβση ίσχυαβό «την ποοδ^αγοαφόμενιι σβ κάθε περίπτωση, υπό την 
η.->ο(ίπ00ϊση όμως ότι π απόδοση τον λαμπτήρα σε ΠϋΜΕΝ/ΝΑϊΙ §α &έναι ίση 
μ$ μβγαλύτςοη και υπό την ποοϋπόθεση ότι 3α ηληοούντσι*. σι Φωτομετρικές 
απαιτήσεις της μ«λέτης.Συγκεκριμένα επιτρέπεται η χρήσ^ των· παρακάτω, 
λαμητήϊσν; 


18.Ποίες οι εντάσεις: 1 9θ, 1 30 χαι 1 38 σε κανδέλες· ανά 1.000 Ι,ϋΜβΝ; 


19.Ποια η φωτοβολούσα πλευοι,-.ή επιφάνεια-του φωτιστικού σώματος σε 
τετραγωνικά μέτρα: 


Νατρίου Χ.Π,ΙίΟΗ,φωτ^νής ^ραής; 
30,500 ϊ/υΜΕΝ, αποδόοςως. ο& 
ί,ΘΚΕΝ/ΗΑΤΤ* 153,4 
Νατοίσυ Χ.Π.135Μ, φωτεινής, ροής 
31»500 ΧΜΐΜΕΝ»αη<ιδ4ί9«;ως. ιγ*. 
ί,·;ΜΕΝ/ΗΛ·ΤΤ«153,2 
Μαϊοίου· ·Χ41*90Η φωτεινής Ροής 
15,000 Ιιί3«2Ν,απ6δόσβως σε 
1~*Η3Ν/Η/»ΦΓ«144,4 


Επιτρέπεται ό: 

..Να*Χ^1311ίνΛ>ωΤ«ινής ροής 
25,008 Χ^ΙΜΕΝ^σΙοόόσεως σε 
^πιι^Μ/ ΙΙΑ Τ ^* 188,4 
ΝΑ Χ-Π. 3ΛΝ,Φωτεινής ροής 
χ?,500 Ι^ΜΧΝ, αποδόσεως σε 
Ι^ΚΕΝ/ΝΑΙΤ-192,3 
ΝΑ X,Π.66Ν,φωτεινής ροής 
10,700 Σ,ΟΗΕΝ,απαδόσεως σε 
ΠΠΜΕΝ/ΗΑΤΤ«1δ2,1 


Διβυκρινί ;«ται εκ νέου ότι η χήαηση των φωτομετρικών απαιτήσεων της 
μελέτης είναι απαραίτητη παοΟπάδβαη για οποιαδήποτε βφασμργή* 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΩΪΙΣΓΙΚΟ ΣΩΜΑ 

Να συμπληρωθεί εν πρωτοτύπω,^από τον ποοσφέροντα και να υπογράφει και 
ΟφΡίχγισΟει, εν πρωτοτύπω, από τον ποοσωέοσντα και τον κατασκευαστή 
του Φωτιστικού σώματος. 

Ι.&πωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος: 

2.Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου ανά πάσα στιγμή η Υπποεσία 
μπορεί να τταοακοΛουθήσει στ εργάσιμες μέ;·ες και ώοες την παραγωγή: 


20. Υπό πσία γωνία κλίσεως του θ.σαχίονος ως ποος το οριζόντιο επίπεδο 
επιτυγχάνονται τα φωτομετρικά αποτελέσματα της μελέτης: 

21. Σε ποι.ό εογαστήριο μετοήβηκαν τα φωτοτεχνικά, ηλεκτρικά, θερμικά 
και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση): 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ναεπισκεφΟεί ανά πάσα στιγμή το 
εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 


22.Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως φωτισμού(Λουζόμετρσ) 
που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποιος οτύπος του οργάνου: 


23.Ποιος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμποότητος που χρησι- 
μοποείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και ποιος ο τύ¬ 
πος του οργάνου; 


3.Τύπος φωτιστικού σώματη' 


24.πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκαταστασθεί σε δίκτυα 
του ΥΠ.ΠΕΡ.Χςρ.και Δημ.'Εργων πότε και που. 


I.Υλικό κατασκευής του κελυφους: 


5. Μέθοδος χυτεύοεως του κέλυγους·; 


6«Υλικό κατασκευής του διαφανούς καλύμματος: 


25.Ποιους άλλους τυπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατασκευάζει 
ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και που έχουν εγκα¬ 
τασταθεί στα δίκτυα του ΥΠ.ΠΒΡ.ΧβΡ.Δ.Ε. 

25.Με ποιους άλλους τομέςς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστής του 
φωτιστικού σώματος και απο πότε. Δώσατε λεπαομερείς πληροφοοίες- 


7.Υλικό κατασκευής και πάχος των κλίπς στε^εώσεως του διαφανούς καλύμ¬ 
ματος ; 


2££ΤΚΜΑ ΤΟΛΟΓIΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 


8.Υλικό κατασκευής του παο: 


:μ3ύσματσς στεγανοποιήσεως; 


2.Διεύθυνση του ε )γοστα« 


σιου κατασκευής. 


9.Επωνυμία και διεύθυνση 


του κατασκευαστού του στραγγαλιστικού πηνίου: 


10.πόσα μί βυνολικά είναι οι χοησιμοπιοόμενοι ΛυκνωΥές: 


3.Τύπος του λαμπτήρα. 


4.Τάση τροφοδοασίας και συχνότης: 


11. Ποια η ανώτατη θερμοκρασία σε στην οποία λειτουργεί ο πυκνωτήςτ·« Ν 

12. Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται. 


13.Πσία η ερωτεηκή διάμετρος του ϊραχίονε 
οώμα. 


5.Ποια η φωτεινή ροή του λαμπτήρα; 

' π*Μ 6τ< ' ώοες λειτουργίας 

οποία λειτουργεί ο πυκνωτής·;·.. ! λειτουργίας 

γ.πετα ηοοο ώρες Λειτουργίας 
υ,Μετα 5000 ώρες λειτουργίας 

άνεται ί 

5,Πσίο το οευμα εναυσεως σε Λ: · 

°ε ηον δέχεται το φωτιστικό ν.Ποίο το οευμα λειτουργίας σε Α: 

3.Ποιος ο χοόνος ί,ωής του λαμπ»π,οα; 


Ιί.Ποίες οι απώλειες του στ ;αγγαλιστι 


κου πηνίου σε ΗΑΐϊ: 


15,Ποία π ανώτατη 3ετμο3α0μί6α Δ3 του οτραγγολιστικου πηνίου; 


-2$1353_πρθΔΗΤΦΑφμ_'^ρ·.*.-9 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «ΜΙΓ3 .ΧΟΥ Εη;<ΑΊΌΣ ΕΚίΦΙίΡττΓην 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΡΙΟΥ'ΧΑΜΗΛ Τ ΗΪ 


1ν.Ποιος ο λογος της συνολικής ε,;ε.τχόμενης από το φωτιστικό σώμα -ροτει-■ 
υης »ής, π,ος την Φωτεινή >οή του λαμπτήοος; 


1. ΓΡΗΙΚΑχ 

ιθ φωτιστικό σώμα 9α είναι κατάλληλο για τοποθέτηση κατό προέκτι 
αη βραχίονας και θα αποτελεί μ ε αυτόν αρμονικό σΰνολο. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εγχωρίου κατασκευής,κατόλληλο για. ένι 


Φ.6..Ε 5 73 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


λαμπτήρα ατμών νατρίου χαμηλής πιέοεως 180\?, 0α φέρει, δε ενσωμα¬ 
τωμένα τα όργανά λειτουργίας αε ιδιαίτερο χ'ώρο,οαφώς κε'χωριαμένο 
από του χώρο του λαμπτήρα. 

2. ΚΒΛΥ®ΟΣγ 

Το «έλυφος του φωτιατικοΰ σώματοςβα είναι καταοκευααμένο από 
ενιαίο τεμάχιο από χυτοπρεοααριστό «ράμμα αλουμινίου,δι'εκχΰαεως 
υπά πίεση αε μεταλλικές μήτρες με λείες επιφάνειες και 0α δημιουρ¬ 
γεί δΰο χώρους, τον χώρο του λαμπτήρα και τον χώρο των οργάνων, 
ευρισκόμενο κατά προέκταση του χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε 
όχι πάνω από αυτόν. ΤΥπηρεσία ανά πάσα στιγμή, διατηρεί το'δικαίω- 
μα να ελέγξει τόν τρόπο κατασκευής του φωτιστικοέ σώματος στο 
εργοστάσιό κατασκευής... 

0 χώρος του λαμχ^ήρα 6α κλείνεται στο κάτω μέρος με διαθλαστικέ 
κάλυμμα, «ατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον άπαιτούμενο βαθμό προ¬ 
στασίας. ·· 

Το κέλυφος θα είναι στο πίσω μέρος του κατάλληλα διαμορφωμένο σε 
υποδοχή βραχίονος εξωτερικής διαμέτρου 2», \ υποδοχή τού βραχίονα 
θα έχει μήκος τουλάχιστον 40 εκ., η δε ασφάλιση του φωτιστικού 
σώματος επί του βραχίονος θα πραγματοποιείται με την βοήθετα τριώ*· 
τουλάχιστον κο.χλιών ισχυράς κατασκευής με εξαγωνική κεφαλή. 

Τα σημεία κοχλιώσεως θα είναι ενισχυμένα κατά το πάχος ως προς 
τα υπόλοιπα τοιχώματα του κέ-ϊυφους, 

Ο χώρος του λαμπτήρα θα είναι εσωτερικά βαμμένος με χρώμα φούρνου 
λευκό, θα φέρει δε στερεωμένα επί καταλλήλων στύλων την λυχνιολα¬ 
βή ασφαλείας 322 από κεραμεικό υλικό υψηλής μονώαεως,^·τούς· ακρο¬ 
δέκτες τροφοδοσίας, τον ακροδέκτη γειώσεως και το στήριγμα του 
ελεύθερου άκρου του λαμπτήρα. ( {{'.·/: : : 

Τ ϊ στήριξη του ελεύθερου άκρου“του λαμπτήρά-^θα επιτυγχάνεται σημειακά 
οε τρία σημεία απέχοντα επί τόξου κύκλου 120 μοιρών μεταξύ τους με 
την βοήθεια ειδικού δακτυλίου ατηρίξεως. 

3. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΑΥίΓ ΙΑ: 

Το κάτω τμήμα του κέλυφους θα κλείνεται με διαθλαστικό κάλυμμα κατα¬ 
σκευασμένο από. ενιαίο τμήμα ακρυλικού δι εκχύσεως σε υψηλή πίεση και 
θα φέρει διαμήκηις.. πριαματικές ραβδώσρι.Γ για .την επιθυμητή διανομή 
της .φωτεινής.ροής των λαμπτήρων." 

Τα διαθλαστικό κάλυμμα θα στερεώνεται πάνω στο κέλυφος - · με την βοήθεια 
ικανρύ αριθμού συνδέσμων και ισχυρών μανδάλων από ανοξείδωτο, χάλυβα 
σε τρόπο ώστε να παραμένει συνδεδεμέόο με το κέλυφος ακόμη και μετά 
το άνοιγμα. * ' 

Περιφερειακά το κάλυμμα θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα από νεαπρέν,ιο 
καϊόχι απλό ελαστικό για την επίτευξη του απαιτσύμενου βαθμού·στέ- 
•γάνότητός.· '■ . _ ’ ' - 

4. ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΟΡΓΑΙΤΑ: ' 

ΙΙέσα, στον χώρο των οργάνων, ο οποίος θά-κλείεται στο κάτω· μέρος του 
με ανεξάρτητο κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο, θα βρίσκονται κατάλληλα 
στερεωμένα και ηλεκτρικά σύνδεδεμένα, το στραγγαλιατικό πηνίο.,. ο ηλε¬ 
κτρονικός εν'αυστήρας, ανα απαιτείται^ και οι πυκνωτές; προσπέλαση 
στον χώρο των οργάνων θα γίνεται δι ανοίναάτοε του Καλύμματος του 
χώρου των οργάνων. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, οχώρος των οργάνών πρέπει νσ· είναι 
ικανών διαστάσεων, θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου,επρέπει να 
διατηρείται., τουλάχιστον 10 βαθμούς 0 χαμηλότερα α..πό την επιτρεπτή 
•θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων Οργάνων για'όλη την περιοχή θρρ- 
μοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος. 

•ί συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγ,μα ιο«.νοείται 
με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση πλυ να αντέχει σε υψηλή .θερμοκρασία 
και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς 0, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε 
να εξασφαλίζει σ,το φωτιστικό σώμα ηλεκτρική, προστασία, πλάσεως μονώ- 
σεως I κατά ΫΌΕ 0710. 

Β ιδικώτ ερ,α^ . 

4.1.Το στραγγαλιατικό πηνίο θα.είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα που 
προορίζεται, γϊά τροφοδότηση ονομαστικής ’τάσης 220ν υπό συχνότητα 
501Ζ, οι δε απώλειές του να μην υπερβαίνουν το 10?5·της ονομαστι¬ 
κής του ισχύος. 

Κατά τα λοιπά το στραγγαλιατικό πηνίο πρέπει να είναι κατασκευασ¬ 
μένο κατά τους κανονισμούς ΥϋΕ 0712 , και να γέρει το σχετικό σή¬ 
μα εγ.κρίσεως των· κανονισμών αυτών. 

4.2.0 πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για. χρήση σε συνδιασμό με το 

στραγγαλιατικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συν¬ 
τελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,95. 

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν ^ραλ 
λήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελάχιστο 85 βαθμούς 0, και να 
φέρουν αντίσταση εκφορτίσεως. 

Κατά τα.λοιπά οι πυκνωτές· πρέπει να είναι κατασκευασμένοι «τ 
τους κανονισμούς υεβ 0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα 
τ ης εγκρίσεως των κανονισμών τούτων, 

4*3. Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παραγονται από 
ν τον λαμτπήρα και το πηνίο και την προστασία των,, γραμμών, η ηλεκτρι 


κή μονάδα, εφ'όσον απαιτείται από την διακήρυξη, θα φέρει αντι- 
παρασιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμού ΒΙίΤ 0875 και 0876. 
Το φωτιστικό σώμα, εάν απαιτείται, θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστή- 
ρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινητή σπινθηρισμών, για 
την έναυση του λαμπτήρα. 

Τα όργανα, δηλ, στραγγαλιατικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας 
θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του αυτού κατασκευαστού με 
τον λαμπτήρα, 

"Αλλως θα πρέπει, απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από δύο τουλά¬ 
χιστον διεθνώς γνωστούς Οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των: 
ΟδΗΑίϊ,ΡΙΙΤ,ΙΡδ,'-Ετ’ΤΗΑΐ, Εΐ,ΕΟΤΓ.ΙΟ,ΓΐΑΖϋΛ και θα πρέπει να φέρουν 
, επ'αυτών το σήμα ενκρίσεως. 

4 · 4. Δ ι α κλαδωτήβα^ 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προααρμο 
σμένο μέσα στο κέλυφος, "Ολες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέο' 
στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τον δια¬ 
κλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του διακλα¬ 
δωτήρα με το δίκτυο της λβμ το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργήσω 

4*5. : 

Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
συγκροτείται με’ σφιγκτήρα(περιλαίμιο) ώστε να μήν καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει Κίνδυνος 
χαλαρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτω¬ 
ση που τεντώνεται το καλώδιο. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κλάσεως μονώαεως X κατά νΐ)Ε 0710, 

•4. ύ.Λάαπτι^βα^ 

0 λαμπτήρας των 180» Οα είναι λαμπτήρας ατμών^ νατρίου'χαμηλής 
πιέσεως, σωληνωτής μορφής, υοειδούς καυστήρος',' κάλυκός Β 22 , 
τάσεως τροφοδοσίας 2207,50 Γ Ϊ2, θα αποδίδει 1 κατ"ελάχιστου φωτεινή 
ροή 30,500 ΏΤΠΕΓΤ και η ισχύς του θα είναι »τά μέγ ιστόν 180\ν, 

0 ελάχιστος χρόνος ζωής του δα είναι 6,000 ώρες," 

5. Φω το τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι τόυ - τύπου άυμφμνα με 

•την 0X3(1965), 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστέ το φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα κα 9 
θορίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα' ζητούμενα 
φωτοτεχνικά μεγάθη που καθορίζει η μελέτη, 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά 
αποτελέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτό, με ανοχή 5 # σε κάθε 
μέγεθος. Σε κανένα μεμονωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολεί¬ 
πεται περισσότερό από 5'4 από τα καθοριζόμενα στην μελέτη, εξαί¬ 
ρεση του δείκτου θσμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύ¬ 
τερος του προδιαγραφομένου πέραν του 5$. 

5 , 1 *Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε διαγωνιζόμενος 

υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτρόπή ’τδ'υ 'διαγων ιαμοΰ, 
απαραιτήτως, τα στοιχεία που ακολουθούν, σε επίσημα χαρτιά του 
οίκου καταοευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οργάνων, 
σφραγισμένα και υπογργραμμένα εν πρωτοτύπώ από τον κατασκευαστή 
των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων και από τον αυμμετέχοντα 
στην δημοπρασία, 

5.1.1 .Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια (ΤΉ03ΓΓΡΤ 8), 

5 . 1 . 2 . Καμπύλες συντελεστού χρηαιμοπσιήσεως, 

5 . 1 . 3 . Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και 
ένα κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώματος. 

5 .1.4. Καμπύλες Ι803ΠΧ. 

5 . 1 . 5 . Καμπύλες ίσης λαμπρότητος. 

5 . 1 . 6 . Μελέτη, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, από την οποία να προκύ¬ 
πτει σαφώς ότι η τοποθέτηση των προαφερομέυων φωτιστικών σωμά¬ 
των, σύμφωνα με όσα καθορίζει η μελέτη του έργου,έχει σαν απο¬ 
τέλεσμα την επίτευξη των φωτομετρικών μεγεθών που απαιτεί η 
μελέτη. 

5 . 1 . 7 . Καμπΰλη πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για 
τούς πρσαφερόμευσυς λα'μπτήρες και καμπύλη θνησιμότητας. 

5 . 1 . 8 . Προσπέκταυς του λαμπτήρα με γραφική απεικόνιση του φάσματος 
εκπομπής και με την^ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
από 100 ω£ες λειτουργίας. 

5 . 1 . 9 . Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται 

5 .Ί. 10 .Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά * 9 ^·£·^ΥΥσλΐΌτικοΰ 

νίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειεν^ξ^^'ί^ν ^ηυτελεστή 
ισχύος χωρίς διόρθωση συνημιτόνου,απιτούμεν , §^^ 3 «τ^>ίότητα για 
διόρθωση συνημιτόνσυ μεγαλύτερη ή ίση του 0,05, ρεύμα λειτουρ¬ 
γίας και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την,!;πη- 
ρβόία να διαμορφώσει γνώμη ως προς την ποιότητα του υλικού, 
5 . 1 . 11 -Προσπέκτους του ηλεκτρονικού εναυστήρα, με κυκλωματικό διά¬ 
γραμμα, περιγραφή λειτουργίας, περιοχή επιτρεπτών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος λειτουργίας και γενικά κάθε στοιχείο που θα μπο- 
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ρεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση γνώμης για την 
ποιότητα του προαφερομένου υλικού. 

5* 1.12,Υπεύθυνο δήλωση του $Τόμου 105, στην οποία ο αυμμετέχων στον 
διαγωνισμέ θα δηλώνει ανεπιφύλακτα το "χρονικό διόστημ για το 
οποίο εγγυόται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατα- 
στόσεως από της ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου περατώ- 
ςεως εργασιών» σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως 

5.1·13.Κατόλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια εν πρωτο- 
τόπω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα απότον κατασκευαστή και 
τον συμμετέχοντα. 


6. 1-κτελρόμενοι έλεγχοι« 

6,1,Οβχσγα.ελέχχου^ 

Κ0θε διαγωνιζόμενος ή πόθε ανόδοχος έργου είναι υποχρεωμένος 
εφ'όοον του ζητηθεί, να προσκομίσει-, και να θέσει στην'διόθεση 
. της Υπηρεσίας, έν.ρ ψηφιακό ή’.«ναλόγικό όργανο μετρήσεως φωτισμού 
. ακριβείας, και ένα όργανο με τρήσεως μέσης και τοπικής λαμπρότη¬ 
τος. " .···*': 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει την αξιοπιστία των, οργάνων,· .και - αφού βεβαι- 
ωθεί ,γι "αυτή, ,θα προβεί στους μπαιτούμενους ελέγχούς, _ * 

'.ρ&ου <η όλεγχρι θα .γίνουν με τό αυτό όργανο., πο.υ 'θα έχει επιΧέξει 
. η Υπηρεσία... *Γ " ' . " 

6 .,2 > Λα^πτήβε^_ε’λέχχ.ου_; . . *. . 

Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν οι έλεγχοι θα είναι οι 
αντίστοίχοόντες στο φωτιστικό σώμα ως πρ'ος τον' τόπο και- την· 
ισχύ,καινουργείς, των εργοσταοί^υ’ΌδΚΑΜ ή- ΚΗΙΐϊΡδ", ”όν ’λαμπτήρες 
'θα προσκομίζονταί'· 'ώπό τονανόΰόχο' ή τον ,διαγωνίζόμένοΓ *" *- * 

3ί)φ"όσον. η Υπηρεσία θελήσει·, όί· λαμπτήρες - θα είναι βπδ τα αποθέ¬ 
ματα της Υπηρεσίας. 

δ. 0, Τ άση ε λέ γχ ου: 

. Ί^οη τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις. μετρήσεις σε ανοικτούς 
χώρους από,την τόση του/δικτύου* που θμ ελέγχεται με-βολτόμετρο. 
.Δίακυμόνσ.εις \*ης>.·τόσεως από #00 έως, 540 ΥΟΙ,^.^α θεωρούνται, φυ¬ 
σιολογικές .και.-.ως. μή επηρεάζουσες τις ■μετρήσεις.-, -, “ ' % 

Ι?ι.α τις εργαστηριακές μετρήσεις θρτ χρησιμοποιείται σταθεροποιητής 
τάσεως 220'220Υ 5ΟΗΖ καταλλήλου ισχύος,, η ακρίβεια ·τορ οποίου 
θα,ελέγχεταο. με βολτόμετρο. ' 

6.·4·. " Ελεγ χο ς 0?#-ΟΡΡ - ■ 

. ΐου’λόχιστόν ε τρία από τα φωτιστικό σώματα /ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν κα"ί τα .τρία, 'άλλ'ως' απορρίπτονται. " 

Η επιλογή των. φωτιστικών σωμόταμ» που 6ά ελεγχθούν."γίνεται από 
την.υ^ηόεσία,' “ ’ ·’*-····- ■ ' . · „ 

Κόθε ένα από αυτό θα τροφοδογήθέί’' μέ την ςνομσστϊκή του τόση 
λειτουργίας, κατάλληλα “τοποθετημένο πάνω ήε γωνιόμετρο, 

Τ Τ κεφαλή “του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές “την μεγίστη διάσταση της φωτοβολούαης επίφανείας. «α 
υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών και γενικό ο 
χώρος θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές μετρήσεις, 

0 χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσ/μ και θα είναι είτε κρατικό 
εργαστήριο, είτε εργαστήριο κόποίου κατασκευαστού κατόλληλα εξο¬ 
πλισμένο. 

Οα μετρηθούν τα μεγέθη 1 90, 180 και τ Τ-ΤΑΧ , * δια μετρήσεως 
τής αντιστοίχου τιμής Ε 90, Ε ·80 και 33 Μ.4Χ σε ΕΟΧ και αναγωγής 
των σε 00 της αχέσεφς 



όπου Ε η απόσταση της διαχωρίστικής γραμμής διαφανούς καλύμματος- 
κελύφους, και της κεφαλής του οργάνου(ΑϋΥΚΟΜεΤΡΟ ν ). 

Η αναγωγή σε Οΐί'ΐΟΟΟ Χ,ΠΜΕΙΪ θα γίνει βόοει της ονομαστικής φωτεινής 
ροής του λαμπτήρα, που έχει επιλεγεί για τις μετρήσεις και που προ¬ 
κύπτει από τους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστού. 


6.5."Ελεγχος μέσης τιμής λαμπρότητος, ολικής ομσιομοργίας λαμπρότητας και 
διαμήκους ομοιομορφίας λαμπρότητος. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφόνεια του οδοστρώματος χωρίζεται 
σε κάναβο, σύμφωνα με όσα καθορίζει η 0.1 .ε. 1965. 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπρότητος και ολικής ομοιομορφίας εκτελούνται 
με την βοήθεια του οργάνο-υ μετρήσεις λαμπρότητος, αύμφωνα με όσα 
ορίζει η 0.1. Ε, 1965 και για θέση παρατηρητού απέχουσα από το 
έρεισμα της οδού κατό την φορό ενός οχήματος κατό το 1'4 του πλότους 
τής οδού. 

Πλότος *ης οδού, σε περίπτωση υπάρξεως νησίδας, θεωρείται το πλάτος 
από του ερείσματος της νησίδος μέχρι το έρεισμα της οδού. 

Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσις του παρατηρη¬ 
τού για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, λαμβόυεται σημείο κείμενο στον 


διαμήκη άξονα της λωρίδας απέχον 6θμ. από το πρώτο σημείο μετρήσεως 
υ3ϊ ήρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέση τιμή φωτι¬ 
σμού, καθώς και την ομοιομορφία φωτισμού Ε Α Έ ,, ε . . 

μέσο ελάχιστο, ελάχιστο 

■^μέγιστο* 


6.β.^ λεκτρ ολογικός έλεγχος: 

Κλόοις μονώσεως. 

0 έλεγχος 6α· γίνει σε εργαστήριο επιλογής της· υπηρεσίας βόσει 
των κανονισμών ΌΕ 0710* ' · ’ 

6.7-Λο^πόί^έλεγχοϊ^ 

η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα πέραν των παραπάνω ελέγχων να 
προβεί και σε οποιοδήπστε όλλο έλεγχο ςπιθυμδί/για να διαπι¬ 
στώσει το σύμφωνο του προσφερομένου υλικού, με τις προδιαγραφές, 
είτε μακροσκοπικό είτε εργαστηριακό. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων .θεωρούνται επιτυχή εφ'όσον δεν 
απέχουν περισσότερο από 555 από τα προδιαγραφόμενα. 

Εάν. σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο .μέγεθος το φωτιστικό σώμα, υπολεί¬ 
πεται της προδαιγραφής περισόότερο από 555 το φωτιστικό σώμα 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Προδιαγραφών Οωτιστίχων Σωμάτων και Λαμπτύοων 
Ματοίου Χαμηλύσ Πιέοεως 

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση λαμπτήρων ατμών Νατρίου χαμηλής πιέσβως, 
με μικρότερη ισχύ από την προδιαγραφόμενη σε κάθε περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση όμως ότι η απόδοση του λαμπτήρα οβ Μ1ΗΕΝ/ΗΑΤΤ ®α εζναι ίση 
με μεγαλύτερη και υπό την προϋπόθεση ότι 3α πληφούνταν ον ^ωτομείριχές 
απαιτήσεις της μελέτης.Συγκεκριμένα επιτρέπεται π χρήσΐχ παρακάτω 
λαμπτήρων: 


αντί τοο: 

Επιτρέπβχας όί 

Νατρίου Χ.Π.ΙδΟΗ,φωτβι,νΙΐΒ οοίς 

«α. X-α.ΐ3ϋιΐ φωτεινής ροής 

30.500 1»υΜΕΝ,άποδό<35ως σ» 

25.000 ΙϋΜΕΝ^αποδόοεως σε 

Ι-αΚΕΝ/ΚΑΤΤ» 169,4 

ΙώΚΕΒ/ΚΑΤΤ. 1,8,4 

Νατρίου X.Π. 135Ν,φωτεινή αοής 

Μ& Χ.Π. 9ΐΝ,«βτ«ΐ.νής ροήί 

21.500 νΐΙΜΣΜ.ηπκιδΛιρβωα αχ. 

17.500 1^μΐΕΝ,αιίοδάί*βως.<κ& 

Ι,ϋ·ΜΕΝ/ί(ΑΤ'Τ»1ό3,2 

ωΗΕΝ/ΚΑΤΤ.192,3 

«αχρίον. λ ,Π,90!ί φωτεινής Ροής 

ΝΑ X. Π. 66*, φωτεινής ροής; 

13.000 ί^ϋΗΕΝ,αποδόσεως σε 

10.700 ΧΑΗΕΝ,απο£&!&>£ 04 

1-ΟΜΕΝ/5ίΑΤΤ=144,4 

μΠΜΕΝ/ΜΑΤΤ.162,1 


Διευκρινίζεται εκ νέου ότι η γήαηοη τ«ν φωτομπτοικών απαιτήσεων της 
μελέτης εένοι μηοραίτητη ποοίΐπίβεοη τ« οποςαδίίίΐοτ* «ωμοί*- 


ΒΡΩΤΗίί ΑΤΟΑΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ^Γ,ΩΜΑ 

πσ συμπληρωθεί, εν πρωτοτυπώ, οπό τον προοφέροντσ και νς υπογραφεί 
και σφραγίσθεί, εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και τον κατασκευο" 
στη .του φωτιστικού σώματος. 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος; 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, όπου αυό πόσα στιγμή η 
Υπηρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες 
την παραγωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος: 


4. Ϋ-λικό κατασκευής του κέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτεύσεως του κέλυφους: 


6, Υλικό Κατασκευής του διαφανούς καλύμματος; 


7. .Υλικό κατασκευής και πόχος των .κλίπε στερεώσ,εως του διαφανούς 

καλύμματος 

8. Υλικό κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως:. 


9. Επωνυμία καν διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγαλιστικού . 
πηνίου: 

10. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του εναυστήρα; 


11.0 εναυατήρας: 


«.Χρησιμοποιεί εκχινητή σπινθηρισμών 
β.Είναι ηλεκτρονικός χωρίς εκκινητή 

ίΙΑΪ 

0X1 

σπινθηρισμών και χωρίς κινούμενα μ|^ρη · 
γ.Είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτόμενης 

3ΤΑΙ 

0X1 

λειτουργ ίας 

?ΤΑΙ 

ΟΧΙ 
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12, Ποία η ανώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί 
ο εναυστήρας: 


6, ΙΙοίο το ρεΰμα εναύσεως σε Λί 


13, Πόσα μΕ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές; 

14, Ποία η ανώτατη θερμοκρασία σε °σ στην οποία λειτουργεί ο πυκνω¬ 
τής: 

15* Ποίος ο συντελεστής ισχύος που επιτυγχάνεται: 

16, Ποία η εξωτερική διάμετρος του βραχίονος που δέχεται το φωτιστι¬ 
κέ σώμα; 

17* Ποίες οι απώλειες του στραγγαλιστίκού πηνίου σε ΤίΛΤΤ: 

ν’ 

18. Ποία η ανώτατη θερμό· Δθ του στραγγαλιστίκού πηνίου: 

19* Ποίος ο λόγος της συνολικής εξερχόμενης από το φωτιστικό ,σώμα 
φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρος: 

20. Ποίο ποσοστό της συνολικής εξερχόμενης φωτεινής ροής κστευθύνεται 
προς το κάτω ημισφαίριο.. 

21. Ποίες οι εντάσεις: Ι^ο 9 ^ΒΟ και 1 88 αε Μ <* νδ ^ λε ζ ανά·1.000 Τ^Γ?ΙΕΓ Τ . 

22. Ποία η φωτοβολούσα πλευρική επιφάνεια του φωτιστικού σώματος 
σε τετραγωνικό μέτρα: 

23. 'Υπό ποία γωνία κλίσεως.του βραχίονος ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο επιτυγχάνονται τα φωτομετρικά-αποτελέσματα της μελέτης: 


24. Σε ποιό εργαστήριο μετρήθηκαν τα φωτοτεχνικά, ηλεκτρικά, θερ¬ 
μικά, και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος(επωνυμία, 
διεύθυνση): . 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί ανά πάσα στιγμή 
το εργαστήριο αυτό και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 


25* Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως φωτισμού(Λουξόμέ¬ 
τρο) που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοι¬ 
χείων και ποίος ο τύπος του οργάνου: 

26. Ποίος ο κατασκευαστής του οργάνου μετρήσεως λαμπρότητας πού 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων 
και ποίος ο τύπος του οργάνου 


27. Πόσα από τα παραπάνω φωτιστικά σώματα έχουν εγκατασταθεί σε 
δίκτυα του ΥΠ.ΠΕΡ.ΧΩΡ*Δ.Ε,, πότε και πού. 

28. Ποιούς άλλους τύπους φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού κατα— 
• σκευάζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και 

πού έχουν "εγκατασταθεί στα δίκτυα του'ΥΠ.ΤΪΕΡ.ΧΩΡ,Δ.Ε; 

29. ϊΐε ποιούς άλλους τομέίς φωτισμού ασχολείται ο κατασκευαστής 
του φωτιστικού σώματος και από πότε. Χώσατε λεπτομερείς πλη¬ 
ροφορίες. 

ΓΡΩ ΤΗΤίλΤΟΑΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΣ ΛΑΜΠΤ ΗΡΕΣ, 

1. Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευαστού του λαμπτήρα 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 

3. Τύπος του λαμπτήρα: 

4. Τάση τροφοδοσίας και συχνότης: 

5. Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 

α. Μετά 100 ώρες λειτουργίας 

β. Μετά 2000 ώρες λειτουργίας 

Υ. Μετά 4000 ώρες λειτουργίας 

δ. Μετά 6000 ώρες λειτουργίας 


7* Ποίο το ρεύμα λειτουργίας σε Λ: 


β« Ποίος ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα: 

Τ ΕΧ^ -Γλ Τ ΙΤΡ ΟΑΙΑΓΡΑΦΗΟ. Φ. -10 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣ'ΚΟΥΣΩΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟ- , 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ Δ ν 0 ΛΑ1ΪΙΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΠΑ^ΙΟ” ΧΑΜΗΛΈΣ 
ΠΙΕΣΕΩΣ ΕϊίΛΠ 1357/ ΚΑΙ ΕΙΤΔΠ 90’ν 

Ί.ΓΕΗΙΚΑ^ 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση κατά προέκτα¬ 
ση βραχίονος και θα αποτελεί με αυτόν αρμονικό σύνολο. 

Το φωτιστικό σώμα θα .είναι εγχωρίου κατασκευής·, κατάλληλο για δύο„ 
λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής πιέσεως 1357/ και 907/, θα φέρει 
δε ενσωματωμένα τα όργανα λειτουργίας σε ιδιαίτερο χώρο,σαφώς 
κεχωρισμένο από τον χώρο του λαμπτήρα. 

Για τον περιορισμό του μήκους του φωτιστικού σώματος, επιτρέπεται 
όπως τα όργανα του λαμπτήρα των 907/,τοποθετούνται 'μάοα στόν χώρο 
των λαμπτήρων, 

2. ΚΕΛΥΦ0Σ^ 

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι κατασκευασμένο από ενι¬ 
αίο τεμάχιο από'χυτοπρεσσαριατό κράμμα αλουμινίου, δι'εκχύσεως 
υπό πίεση σε μεταλλικές μήτρες με λείες επιφάνειες και θα δημιουρ¬ 
γεί δύο χώρους, τον χώρο του λαμπτήρα και τον χώρο των οργάνων, 
ευρισκόμενο κατά προέκταση του χώρου του λαμπτήρακαι οπωσδήποτε 
όχι πάνω από αυτόν. II Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή διατηρεί το δικαίω¬ 
μά .να ελέγξει τόν τρόπο κατασκευής του φωτιστικού σώματος στο 
εργοστάσιο κατασκευής, 

0 χώρος του λαμπτήρα θα κλείνεται στο κάτω μέρος με διαθλαστικό 
κάλυμμα, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο βαθμό προ¬ 
στασίας. 

Το κέλυφος θα είναι στο πίσω μέρος του κατάλληλα διαμορφωμένο σε 
υποδοχή βραχίονος εξωτερικής διαμέτρου ν/'.Κ υποδοχή του βραχίο¬ 
να θα έχει μήκος τουλάχιστον 40 εκ,, η δε ασφάλιση του φωτιστικού 
σώματος επί του βραχίονος θα πραγματοποιείται με την βοήθεια τριών 
τουλάχιστον κοχλιών ισχυράς κατασκευής με εξαγωνική κεφαλή. 

Τα σημεία κοχλιώσεως θα είναι ενισχυμέ^α κατά το πάχος ως προς 
τα.υπόλοιπα τοιχώματα τυ κέλυφους, 

0 χώρος του λαμπτήρα θα είναι εσωτερικά βαμμένος με χρώμα φούρνου 
λευκό, Οα φέρει δε στερεωμένα..επί..καταλλήλων στύλων την # λυχνιολαβή 
ασφαλείας*Β22 από κεραμεικό υλικό υψηλής μονώσεως, τους ακροδέκτες 
τροφοδοσίας, τον ακροδέκτη γειώσεως και το στήριγμα του ελεύθερου 
άκρου του λαμπτήρα* 

Ι? στήριξη του ελεύθερου άκρου του λαμπτήρα θα επιτυγχάνεται σημειακά 
σε. τρία σημεία απέχοντσ επί τόξου κύκλου 120 μοιρών μεταξύ τους 
με την βοήθεια ειδικού δακτυλίου στηρίξεως. 

3. ΔΙ ΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΥΤ Α.· 

Το κάτω τμήμα του κέλυφους Οα κλείνεται με διαθλαστικό κάλυμμα κατα¬ 
σκευασμένο από ενιαίο τμήμα ακρυλικού δι εκχύσεως σε υψηλή πίεση και 
θα φέρει διαμήκεις πρισματικές ραβδώσεις για την επιθυμητή διανομή 
της φωτεινής ροής των λαμπτήρων διαμορφωμένες επί της επιφανείας του 
κατά την * Υκγυση; 

Το διαθλαστικό κάλυμμα θα στερεώνεται πάνω στο κέλυφος με την βοήθεια 
ικανού αριθμού συνδέσμων και ισχυρών μανδάλων από ανοξείδωτο χάλυβα 
σε τρόπο ώστε να παραμένει συνδεδεμένο με το κέλυφος ακόμη και μετά 
το άνοιγμα; » ( 

Περιφερειακά το κάλυμμα θα φέρει αλαστικό παρέμβυσμα από νεοπρένιο 
και όχι απλό ελαστικό για την’ επίτευξη του απαιτούμενρυ βαθμού στε- 
γανότητος. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΑ ΟΡ ΓΑΝΑ: 

ίίέσα στον χώρο των .οργάνων, ο οποίος θα κλείεται στο κάτω μέρος του 
με ανεξάρτητο κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο, θα βρίσκονται κατάλληλα 
στερεωμένα και ηλεκτρικά συνδεδεμένα, τα στραγγαλιστικά πηνία, οι 
ηλεκτρονικοί εναυστήρες, άν απαιτούνται, και οι πυκνωτές.! προσπέλα¬ 
ση στον χώρο των οργάνων 8α γίνεται δι'ανοίγματος του καλύμματος 
του χώρου των οργάνων. 

Είναι δυνατόν τα όργανα του λαμτπήρα των 907/ να τοποθετούνται μέσα 
σταν χώρο των λαμπτήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μέσα όταν 
χώρο των λαμπτήρων να υπάρχουν, ειδικά σημεία για .την στήριξη των 
οργάνων κατά τρόπο ασφαλή. 

Για την απαγωγή της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπεί· να είναι 
ικανών διαστάσεων,! θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου πρέπει νρτ 

διατηρείται τουλάχιστον 10 βαθμούς 0 χαμηλότερα, από την επιτρε¬ 
πτή θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την 
περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του*φωτιστικού σώματος.Βάν τα 
όργανα του λαμπτήρα των 907/ είναι τοποθετημένα στον χώρο του 
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λαμπτήρα θα πρέπει, να είναι, τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο άστε 
η λειτουργία τους να μήν επηρεάζεται από την θερμότητα που εκλύουν 
οι λαμπτήρες# 

" ί συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρίΉών οργάνων θα πραγματοποιείται 
με εύκαμπτους αγωγούς με μόνωση που να αντέχει σε υψηλή θερμοκρα¬ 
σία και μάλιστα πάνω από 120 βαθμούς ο* θα είναι δε γενικώς τέτοια 
ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασία,κλάσεος 
μονώσεως X κατά ΐΊ)Γ, 0710. 

4.1.Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαμπτήρα 
που προορίζεται, για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 2207 υπό 
συχνότητα 50Η.7, οι δε απώλειές του να μήν υπερβαίνουν το 1θΓ· 
της ονομαστικής του ισχύος# 

Ίίατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει να είναι κατα¬ 
σκευασμένο κατά τους κανονισμούς VI® 0712, και να φέρει το 
σχετικό σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών, 

4.2,0 πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σεσυνδιασμό με το 
στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει 
συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,85. 

Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό· χρησιμοποιηθούν περισσό¬ 
τεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι 
εν παραλλήλω. 

Οι χρησιμοποιούμενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
για θερμοκρασία περιβάλλοντος κατ'ελαχιστο 85 βαθμούς 0, και 
να φέρουβ αντίσταση εκδορτίσεως. 

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει .να είναι κατασκευασμένοι κατά 
τούς κανονισμούς νοΕ 0560 ή παρεμφερείς και να φέρουν το 
σήμα της εγΗρίσεως των -κανονισμών τούτων. 

3.Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται 
από τον λαμπτήρα και το πηνίο και την προστασία των 'γραμμών, 
η'ηλεκτρική μονάδα, έφ'όσον απαιτείται από την διακήρυξη,θα 
φ’έρει άντιπαραοιτική διάταξη σύμφωνα με τους κανονισμούς Ι)Γ Τ 
03-75 και 0876 και τις προδιαγραφές ΗΠΛ-ϊ-1 $910 Α .και ΗΓΓΛ-Ι- - 
"26600. Λ ' " ’ · ' ’ * 

Τα φωτιστικό σώμα, εάν απαιτείται, θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστή- 
ρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς εκκινητή "σπινθηρισμών, για 
την ένάυση του λαμπτήρα. ’ 

Τα όργανά, δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστή- 
ρας θα πρέπει να είναι, κατά προτίμηση, του αυτού κατασκευαστού 
με τον· λαμπτήρα, 

’Άλλως θα πρέπει, απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από δύο του¬ 
λάχιστον διεθνώς γνωστούς Οίκου-ς κατασκευής λαμπτήρων'εκ των; 
03Μ?ί, ΒΐΧΤ,ΤΡΠ ,. -ΞΙΏΚΑΙ. ΰΐΒΟΚΚΧσ,ΗΑΖΏΑ,Τ-ίΟϊί',ΡΥΤΛΓΑΓΪΑ κσι θα πρέ¬ 
πει να φέρουν επ'αυτών 'το σήμα εγκρίσεως. 

4.4*Διακλαδωτήρας: % 

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προ¬ 
σαρμοσμένο μέσα στο κέλυφος. Ολες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες 
μέσα στο -φωτιστικό σώμα πρέπει νά ε#ουν πραγματοποιηθεί έως τον 
διακλαδωτήρα αυτόν ούτως ώστε με απλή ηλεκτρική σύνδεση του δια¬ 
κλαδωτήρα με τό δίκτυο^ της , ΔΒ Τ ί το φωτιστικό να μπορεί : να λει- 
τόυργήση, 

Π ηλεκτρική συνδεσμολογία θα επιτρέπει την κεχωρισμένη τροφοδο¬ 
σία εκάστου λαμπτήρα από ενεξάρτήτα κυκλώματα, ώστε να επιτυγχά¬ 
νεται είτε ταυτόχρονη, είτε ανεξάρτητη λειτουργία, 

4# 5.Σφιγκτήρας καλωδίου:* 

Το καλώδιο παροχής.που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να 
συγκρατείται με σφιγκτήρα^περιλαίμιο) ώστε να μην καταπονείται 
ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και να μήν υπάρχει κίνδυνος 
χαλάρώσεως της συσφίξεως του παροχετευτικού καλωδίου σε περί- 
πτι·«ση που τεντώνεται το καλώδιο. 

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κλάσεως μονώσεως I κατά ν.Τ)Ε 0710. 

4.6. Λαμπτήρας ι- 

Ο λαμπτήρας των 13517 θα είναι» λαμπτήρας ατμών νατρίου χαμηλής 
πιέσεως, σωληνωτής μορφής, υοειδούς καυστήρος, κάλυκος Β22, 
τάσεως τροφοδοσίας 2207, 50ΗΖ» θα αποδίδει κατ'ελάχισταν φωτεινή 
ροή 21,500 ΧΤΠ3ΕΓΤ και η .ισχύς του θα είναι κατά μέγιστον 135Υ7. 

0 ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι 6.000 ώρες. 

0 λαμπτήρας των 901/7 θα αποδίδει φωτεινή ροή 13.000 £ΒΚΕΡ? 9 θα 
είναι ισήύος, κατά μέγιστόν,. 90\Υ και κατά τα λοιπά θα έχει -τα 
ίδια γενικά χαρακτηριστικά με τον λαμπτήρα των 13517* 

5.Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά: 

Το φωτιστιπό σώμα θα είναι του τύπου 5ΕΜΙ-0 Γ ’Τ-03?Ι’, σύμφωνα με 
τήν 0ΧΕ(1965). 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος, θα είναι 
τέτοια ώστε το φωτιστικό σώμα, τοποθετούμενο., σύμφωνα με όσα καθο¬ 
ρίζονται στην μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα φορο¬ 
τεχνικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. 

Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από την μελέτη φωτοτεχνικά απο¬ 
τελέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά, με σνσχή::5$ σε κάθε μέ¬ 
γεθος, Σε κανένα μεμονωμένο -μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολεί¬ 
πεται περισσότερο από 555 από τα καθοριζόμενα στην μελέτη, εξαί¬ 


ρεση του δείκτου θαμβώσεως ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύ*. 
τερος του προδιαγραφόμενου πέραν του 5%. 

5.1*Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας κάθε δια,γων.ιζόμενος υπο¬ 
βάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή του διαγωνισμού 
απαραιτήτως, τα στοιχεία που ακολουθούν, σε επίσημα χαρτιά του 
οίκου κατασκευής των φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και οργάνων 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα εν πρωτοτΰπω από τον κατασκευαστή 
των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων και· από τον συμμετέχοντβ 
στην δημοπρασία. 

5.1/1. Λεπτομερή τεχνικά φυλλάδια(ΡΗ05ΡΕ0ΤΙΤ5). 

5.1,2.Καμπύλες αυντελεατού χρησιμοποιήσεως, 

5·1#3.Διάγραμμα πολικής κατανομής σε δύο επίπεδα, ένα παράλληλο και 
ένα κάθετο προς τον διαμήκη άξονα του φωτιστικού σώματος, 

5.1.4. Καμπύλες 1501.82. 

5.1.5, Καμπύλες ίσης λαμπρότητος. 

5.1.6.,Μελέτη, από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με βάση, τα παραπάνω στοι- 
- χεία-,' από την' οποία νς προκύπτει σαφώς οτι η, τοποθέτηση των 
προσφερομένων φωτιστικών σωμάτων,σύμφωνα με όσα καθορίζει η 
• μελέτη του έργου, έχει σαν .αποτέλεσμα την επίτευξη -των φωτομετρι- 
μ κώύ μεγεθών που απαιτεί η μελέτη, 

5.1.7.Καμπύλη· πτώσεως της φωτεινής ροής, συναρτήσει του χρόνου, για 
τούς προσφερόμενους λαμπτήρες και, καμπύλη Θνηςιμότητος,. 

5.1·,·8;ΐΙροσπέκτους του λαμπτήρα με γραφική απεικόνιση του φάσματος 
εκπομπής και με την ονομαστική φωτεινή ροή του λαμπτήρα μετά 
από 100 ώρες λειτουργίας. ·. . - · . - 

5.1.9.Τα. παραπάνφ στοιχεία ελέγχονται και αξ ιολοΥούνται 

5.1. ΙΟ.Προσπέκτους και τεχνικά χαρακτηριστικά του στραγγαλιστικού 

πηνίου, με λεπτομέρειες κατασκευής, απώλειες σε ΐ?ΑΤΤ* συυτε- 
. λεστή ισχύος χωρίς διόρθωση-συνημιτόνου,απαυτούμενη χωρητικό- * 
τητα για διόρθωση συνημιτόνρυ μεγαλύτερη ή ίσή του. 0,85, 
ρεήμσ'^λειτουρνίας και γενικά κάθ,ε ατοί'χείο που μπορεί να βοηθή- 
. ·οει την ; Γ ίϊηρεσία να διαμορφώσει· .γνώμη ως· προς την ποιότητα 
του ,υλικοΰ. 

5.1.11 .Προσπέκτρυς του ηλεκτρονικού: αναυστήρα, με ; κυκ·λωματίκό διά- 
Υρμμμς περιγραφή λειτουργίας, πε'ριοχή επιτρεπτών, θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος λειτουργίας και γενικά κάθε στοιχείο που θα μπο¬ 
ρεί να βοηθήσει την Υπηρεσία σε διαμόρφωση γνώμης*για την 
•ποιότητα τού προσφερομένου υλικού. 

5.1»12.Υπεύθυνο δήλωση του Ηόμοϋ 105, στην ο.ποία ο,, συμμετέχων στον 
διαγωνισμό θα δηλώνει εα,νεπιφύλακτα το χρονικό .διάστημα για 
το οποίο εγγυάται τήν ομαλή.και απρόσκοπτη λειτουργία.της 
εγκαταστάσεως από. τής ημερομηνίας υπογραφής του πρωτοκόλλου 
περατωσεως εργασιών, σύμφωνα με τους ορούς της δι,ακηρύξεως. 

5.1.13.Κατάλληλα συμπληρωμένα τα συνημμένα ερωτηματολόγια ευ πρωτο- 
τύπω, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή 
και τον συμμετέχοντα. '* ' · ’ · 

6. ’ -Έκτελούμ'ενο ι έλεγχοι; 

:6*Ί Όργανα ελέγχου: > 

• ·. Κάθε..διαγωνΐ;.ζόμενος .ή Κάθε.,ανάδοχος :έργρυ ε ί να,ι υποχρεωμένος 
• . εφΌσον του ζητηθεί, να· προσκομίσει κα-ι. να θέσε-ι στην διάθεση 
της Υπηρεσίας, ένα ψηφιακό ή αναλογικό όργανο, μετρήσςως φωτι¬ 
σμού ακρι-βείας-, κφι ένα όργανο,-μετρήσεως ..μέσης .και τοπικής 
λαμπρότητος·. · - 

Η Υπηρεσία Οα ελέγξει την αξιοπιστία των οργάνων,, κα.ι αφού 
βεβαιωθεί γι,'αυτή^ θα προβεί στους, ,απαιτούμενους ελέγχους, 

Όλοι οι έλεγχοι θα γίνουν με-τβ άυτό.’ήργάνο-^ουοθα.έχει επιλέ- 
ξει η Υπηρεσία. 

6.2. Λαμπτήρες ελέγχου: 

:· Οι λαμπτήρες με τους οποίους θα γίνουν, ονέλεγχοι θα^είυαι οι 
αυτιστοιχούντες'στο φωτιστικό σώμα ως *προς τον τύπο και την 
\ ισχύ, καινουργείς, των εργοστασίων, 08ΕΑΜ ή : ΡίΙΐ,ΙΡδ, Οι λαμπτή- 
ρες.θα προσκομίζονται από τον .ανάδοχο ή τον-διαγωυιζόμενο. 

6.3. ’ Τάση ελέγχου 

Υ τάση τροφοδοσίας θα εξασφαλίζεται για τις μετρήσεις σε ανοι- 
. κτούς χώρους από την τάση του.δικτύου, που,θα ε,λέγχεται. με 
βολτόμετρο,- 

Διακυμάνσεις της-τάσεως από· 200 έως 24ρ, νθΤ 4 Τ· θα-θεωρούνται 
φυσιολογικές, και ως· μή επηρεάζουσες τις .μετρήσεις, 

■Για τις εργαστηριακές μετρήσεις θα χρησιμοποιείται σταθεροποιη- 
*■ τ ήζ τάσεως 220 '220Υ 5ΕΓ ;Τ Ζ καταλλήλριτ· ισχύος, η ακρίβεια του 
οποίου θα έιέγχ-ε.ται με βολτόμετρο. 

6. 4. Έλεγχος Οπ'Τ-ΟΕΕ: : 

Τουλάχιστον τρία από τα φωτιστι-Κά σώματά ελέγχονται και πρέπει 
να επιτύχουν και τα ·ΐρία,-' άλλως- απορρίπτονται. / 

' Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων που θα ελεγχθούν -γίνεται από 
την Υπηρεσία. 

Κάθε ένα από αυτά θά τροφοδοτηθεί με την ονομαστική του τάση 
λειτουργίας, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω σε γωνιόμετρο, 

" ί7 κεφαλή του οργάνου μετρήσεως φωτισμού, θα απέχει τουλάχιστον 
δέκα φορές την μεγίστη διάσταση της φωτοβολούσης επιφανείας, 




Οα υπάρχουν διαφράγματα αποφυγής πλαγίων ακτινοβολιών η«ι ν ε „,_ 
κά ο χώρος 9α είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για φωτομετρικές 
μετρήσεις, 

Ό χώρος θα επιλέγεται από την Υπηρεσία και θα είναι είτε κρατι¬ 
κά εργαστήριο, είτε εργαστήριο κάποιον κατασκευαστοί κατάλληλα 
εξοπλισμένο. 

9α μετρηθούν τα μεγέθη ι 90, χ 8ό «αι I ΙΪΑΧ δια μετράαεωο Τ „„ 
αντιστοίχου τιμής Ε 90,Ι?, ίΙΟ.κ.ςι Ε ΗΛΧ σε Τ,πχ και αναγωγής ϊ» 
σε (Π) εκ της σχέσεως 

' · 

άπου η η απάσταση της διαχωριστικής γραμμής· διαφανούς καλύμμα- 
τος-κελυφους, και της κεφαλής του οργάνου (Α0Υ50ΜΕΤΡ0Υ), 

Η αναγωγή σε ΟΡ'ΙΟΟΟ ΕϊΜΕΕ θα γίνει· βάσει της ονομαστικής φω¬ 
τεινής ροής του λαμπτήρα, που έχει επι’λεγεί για τις μετρήσεις 
και που προκύπτει απά τους επίσημους καταλάγους τοϊΥ,,καιασκευα- 
στοΰ. 


««ι σφραγισθεί, εν πρωτοτύπω, απά τον προσφέροντα και τον κατα- 
σκευαστή του φωτιστικού σώματος. 

1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικοί σώματος., 

2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής, άπου ανά πάσα στινμή η 
Υπηρεσία μπορεί να παρακολουθήσει σε εργάσιμες μέρες και ώρες 
την- παραγωγή: 

3. Τύπος φωτιστικού σώματος: 

4. Υλικά Κατασκευής του πέλυφους: 

5. Μέθοδος χυτεύοεως του κέλυφους: 


6.5.Έλεγχος μέσης τιμής λαμπράτητος, ολικής ομοιομορφίας λαμπρότη- 
τος και διαμήκους ομοιομορφίας λαμπράτητος. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών ιστών η επιφάνεια του οδοστρώματος χωρί¬ 
ζεται σε Κάναβο, σύμφωνα με άσα καθορίζει η ο.Ι.Β. 1965. 

Οι μετρήσεις μέσης λαμπράτητος και ολικής ομοιομορφίας εκτε- 
λούνται με την βοήθεια του οργάνου μετρήσεις λαμπράτητος, σύμ¬ 
φωνα με άσα ορίζει η'0,1.Ε, 1965 και για θέση παρατηρητού απέ- 
χουσα απά το έρεισμα της οδού κατά την φορά ενάς οχήματος κατά 
το 1'4 του πλάτους της οδού. 

Πλάτος της οδού, σε περίπτωση υπάρξεως νησίδος, θεωρείται το 
πλάτος απά του ερείσματος της νησίδος μέχρι το έρεισμα της 
οδού. 

Για την μέτρηση της διαμήκους ομοιομορφίας, ως θέσίς του παρα- 
τηρητου γιά κάθε λωρίδα κυκλοφορίας, - λαμβάνεται σημείο κείμενο 
στον διαμήκη άξονα, της λωρίδας απέχον δΟμ. από το πρώτο σημεί,ο 
μετρήσεως. 

Ύ ! Υπηρεοία διατεεί το δικαίωμα να ελέγξει και την μέοη τιμή 

φωτισμού, καθώς και την ομοιομορφία φωτισμού 35 * 'Έ . ,. 

■ηι γ μέσο ελάχιστο* 

^ελάχιστο Δ μέγιστο' 

6,6.Ηλεκτρολογικ<5ς έλεγχος: 

Κλάσις μονώσεως, 

0 έλεγχος θα γίνει σε εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας βάσει 
των κανονισμών Ή® 0710. 


6, Υλικό χατασκευής του διαφανούς.καλύμματοςί 

Τ. Υλικά κατασκευής και πάχος των κλίπς στερεώσεως του διαφανούς 
καλύμματος; ν 


8. Υλικά κατασκευής του παρεμβύσματος στεγανοποιήσεως: 

9. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του στραγγαλιατικού 
πηνίου: 

10. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστού του εναυστήρα; 


11.0 εναυστήρας; 

οη 
011 
οη 

12. 30ία η ανωτ«τη_θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία λειτουργεί 
* ο εναυστήρας . 


α.Χρηαιμοποεί εκκινητή σπινθηριαμών 
β.Είναι ηλεκτρονικά χωρίς εκκινήτή 
σπκυθηριαμών και χωρίς κινούμενα μέρη 
γ,Είναι ηλεκτρονικός αυτοδιακοπτόμενης 
λειτουργίας , 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


δ,7.Λοιποί έλεγχοι: 

7 Υπηρεσία διατηρεί τσ δικαίωμα πέραν των παραπάνω ελέγχων να 
προβεί και σε όποΐοδήποτε άλλο έλεγχο επιθυμεί για να διαπιστώ¬ 
σει το σύμφωνο του προσφερομένου υλικού με τις προδιαγραφές, εί¬ 
τε μακροσκοπικά είτε εργαστηριακά. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θεώρούνται επιτυχή εφ'όσον δεν 
• απέχουν περισσότερο από 5 % από τα προδιαγραφόμενα. 

Εάν σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο μέγεθος το φωτιστικό σώμα υπο— · 
λείπεταί της προδιαγραφής περισσότερο από 3% το φωτιστικό σώμα 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές και απορρίπτεται. 

ΠΑΡΑΓΤ ^ΪΑ Α 

2£2^3:ΗΙΡ22ί2^^τ^στ] ;ι κων_Σωμ.άτωυ κα ι Λαμπτήρων 


13* Πόσα μΡ συνολικά είναι οι χρησιμοποιούμεπυκνωτές: 

1^. Ποία η ανώτατη, θερμοκρασία οε ύ 0 στην ο%*(η λειτουργεί ο 
πυκνωτής: 

15. Ποίος ο συντελεστής ισχύος «ου επιτυγχάνεται: 

16. Ποία η εξωτερική διάμετρος του βραχίσνος που δέχεται το φωτι¬ 
στικό σώμα: 

17. Ποίες όι απώλειες του στραγγαλιατικού πηνίου σε ΥΆΤΡ; 


Γ , 18, Ποία η ανώτατη θερμοβαθμίδα Λθ του στραγγαλιατικού πηνίου: 

Ρ πεται η χρησιμοποίηση λαμπτήρων ατμών Νατρίου χαμηλής πιέσεως, 
μικρότερη ισχύ από την προδιαγραφόμενη σε κάθε περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι η απόδοση του λαμπτήρα σε ΗϊΜ^ΑΤΤ θα είναι 19 ’ Ποίος 0 λδ ^ 0<: της ^ν^ικής εξερχομένης από το φωτιστικό σώμα 

° Π με μεγαλύετρη και υπά την προυπύθεση άτι θα πληρούνται οι φωτομε- φωτεινής ροής, προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρας: 

βικές απαιτήσεις της μελέτης.Συγκεκριμένα επιτρέπεται η χρήση των 
παρακάτω λαμπτύρων: 

20. Ποίο ποοοστά της συνολικής εξερχομένης φωτεινής ροής κατευθύ- 
ν.εται προς το κάτω ημισφαίριο. 


21. Ποίες σι εντάσεις: 1^, 10 Ο και 1^ σε κανδέλες ανά 1.000 Ή, Τ ί®ί, 

22. Ποία η φωτοβολόύσα πλευρική επιφάνεια του φωτιστικού σώματος 
σε τετραγωνικά μέτρα: 

23. Υπό ποία γωνία κλίσεως του βραχίουος ώς προς το οριζόντιο 
επίπεδο επιτυγχάνονται τα φωτομετρικά αποτελέσματα της μελέτα- 


αντί 


"'«ρίου X.Π. 1Β0Π,φωτεινής ροής 
->0,500 ^ί*5^Γ,αποδ«5σεως σε 
ηρ 'ΚΙ , ΜΤΤ» 169,4 
βτρίον .Τ.Π, 135Γ··,φωτεινής ροής 
'-500 Π-ΚΊΕί*,αποδάσεως σε 
>- ? ®"ϋΛΤϊ* 159,2 
σ.ρίου 3,Π. 90'ϊ φωτεινής ροής 
^•000 I: -Έ ',αποδάσεως σε 
' λ "'Τ’·ΕΆ>ρτ.144,4 


Επιτρέπεται ό: 


*'α. X.Π. 131Φ ,φωτεινής ροής 

26,000 ΧίΙΪ^ΕΠ,αποδόσεως σε 

Τ/ΙΪΒΤ'ΗΑΤΤ== 198,4 

Γ τ α λ,Π. 9ΜΡ, φωτεινής ροής 

17.500 τ ) ϋ?25 ΤΤ ,αποδόσεως σε 

ητ:ΐΕ' τ 'ν'ΆΤΤ=192,3 

τ-τ α X, Π. 66\γ,φωτεινής ροής 

10,700 ΤΡί'Εί-',αποδόσεως σε 

πτΥ®:: 'ηΑ'υγ^ ι62,ι 


τ γ, ε ε ^ Ρί,ν ^ζ ετ αι εκ νέου ότι η τήρηση των φωτομετρικών απαιτήσεων 
της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για σποιαδήποτε εφαρμογή. 


-^^ΟΑΟΓΙΟ. ΓΙΑ Τ Ο Φ 3?Ι2?ΙΚ0 ΣΩΜΑ 
^ληρω·^^ εν πρωτοτύπω, από τον προσφέροντα και να υπο γραφεί 


24. Σε ποιό εργαστήριο μετρήθηκαν τα φωτστεχνικά, ηλεκτρικ<Μερμικ* 
και μηχανικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος(επωνυμία’ 
διεύθυνση): 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί ανά πάσα στιγαή 
το εργαστήριο αυτά και να παρακολουθήσει τις δοκιμές σειράς. 











_ ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 

25. Ποιος ο κατασκευαστής του αργίνου μετρήσεως φωτιομθύ (Λουζόμετρο) 1 - -9Χ— 

που χρησιμοποιεί για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 

«οίος ο τύπος του οργίνου: ^ Επωνυμία,διεύθυνση του κατασκευσστού του λαμπτήρα 


26. Ποίος.ο κατασκευαστής του οργύνου μετρήσει λύμπρότητος που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των φωτομετρικών στοιχείων και 
ποίος το τύπος του οργάνου: 


2. Διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής. 

3. Τύπος του λαμτπήρα: 

4. Τόση τροφοδοσίας και συχνότης: 


27. Πόσα από τα παρσπίνω φωτιστική σώματσ ύχουυ εγκατασταθεί σε 
δίχτυα του ΥΠ.ΠΒΡ.ΧΟΡ.Δ.Β, ίότε και πού. 


2Θ. Ποιούς ίλλους τύπους φωτιστικών σωμίτων οδικού φωτισμού κατα¬ 
σκευάζει ο κατασκευαστής του φωτιστικού σώματος, από πότε και 
που ύχουν εγκατασταθεί ατό δίκτυα του 'ΥΙΤ. ΠΒΡ. ΧΟΒ.'Δ. Ε. 


5. Ποία η φωτεινή ροή του λαμπτήρα: 
α. Βκτό 100 ώρες λειτουργίας 

0, Μετό 2000 ώρες λειτουργίας 
γ. Μετί 4000 ώρες λειτουργίας 
δ; Μετό 6000 ώρες λειτουργίας 

6. Ποίο το ρεύμα εναύσεως οε Α: 

7. Ποίο τα ρεύμα λειτουργίας σε Α: 


8. Ποίοη ο χρόνος ζωής του λαμπτήρα : 

29. Με ποιούς ίλλους τομείς φωτισμού ασχολείτσι. ο κατσσκευαοτής 0 ΤΤΚ)ε φ ΕΙ> ο Ν 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

του φωτιστικού σώματος και από πότε, βώσστε λεπτομερείς πλη- του λαμπτήρα 

ροφορίες. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






